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h ペレーテイングシステムの表記 


本書では、 Windows オペレーテイングシステムを次のようじ表記します。 


本書の記載 

Windows OS の名称 

Windows Server 2008 R2 

Windows Server 200 8 R2 Standard 

Windows Server 200 8 R2 Enterprise 

Windows Server 2008 R2 Datacenter 

Windows Server 2008 

Windows Server 2008 Standard 

Windows Server 2008 Enterprise 

Windows Server 2008 Datacenter 

Windows Server 2008 Foundation 

Windows Server 2008 Standard 32-bit 

Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 

Windows Server 2008 Datacenter 32-bit 

Windows Server 200 3 R2 

Windows Server 200 3 R2 Standard x64 Edition 

Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition 

Windows Server 2003 R2 Standard Edition 

Windows Server 200 3 R2 Enterprise Edition 

Windows Server 2003 

Windows Server 2003 Standard x64 Edition 

Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition 

Windows Server 2003 Standard Edition 

Windows Server 2003 Enterprise Edition 

Windows 7 

Windows 7 Professional 64-bit Edition 

Windows 7 Ultimate 64-bit Edition 

Windows 7 Professional 32-bit Edition 

Windows 7 Ultimate 32-bit Edition 

Windows Vista 

Windows Vista Business 64-bit Edition 

Windows Vista Enterprise 64-bit Edition 

Windows Vista Ultimate 64-bit Edition 

Windows Vista Business 32-bit Edition 

Windows Vista Enterprise 32-bit Edition 

Windows Vista Ultimate 32-bit Edition 

Windows XP 

Windows XP Professional x64 Edition 

Windows XP Professional 











商標 


EXPRESSBUILDER と ESMPRO 、 DianaScope 、 CLUSTERPRO は日本電気株式会社のをまを商標です。 

Microsoft 、 Windows、Windows Vista、Windows Server はホ国 Microsoft Corporation のホ国およびその他の国における 
登録商標または商標です。 

NetWare は米国 Novell, Inc. のを録商標です。 

VMware および VMware ESXi は、ホ国およびその他の地域における VMware, Inc. のを録商標または商標です。 

Intel 、 ィンテル 、 Intel vPro は Intel Corporation のホ国およびその他の国における登録商標または商標です。 

記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。 

サンプルアプリケーションで使用している名称は、すべて架空のものです。実在する品名、団体名、個人名とは一切 
関係ありません。 
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本ソフトウェアが利用している外部ライブラリ 


本製品には、第三サプライヤ ー ( な下「サプライヤー」 ） から提供されるライブラリ（な下「外部ライブラリ」 ） が含まれ 
ています。本製品をご利用になる前に、な下に示されるか部ライブラリの該当ライセンスファイルおよび NOT に E フ 
アイルをお読みじなり、それらに記載された内容にご同意された場合のみ本製品をご利用〈ださい。 


外部ライブラリのライセンスファイルおよび NOTICE ファイルはな下のいずれかのフォルダに格納されています。 

■ < 本ソフトウェアをインス I ■>— ルしたフォルダ >¥ESMWEB¥wbserver 

• < 本ソフトウェアをインス I ルしたフォルダ >¥ESMWEB¥wbserve が webapps¥axis2¥WEB-INF¥lib 

• < 本ソフトウェアをインス I ルしたフォルダ >¥ESMWEB¥wbserve が webapps¥esmpro¥WEB-INF¥lib 

• < 本ソフトウェアをインス I ■>— ルしたフォルダ >¥ESMWEB¥jre¥ 下の LICENSE 

外部ライブラリのライセンスにより、 ソースコー ドの提供が必要なものは、な下のフォルダに格納されています。 
EXPRESSBUILDER 巧の <レビジョンフォルダ >¥win¥ESMPRO¥JP¥MANAGER¥MGR¥SRC 

- <レビジョンフォルダ > は才ートランメニューのち下に表示されるバージョンの括弧巧を参照してく 
ださい。 

例 ： Version 6.10-020.05 (024) の場合は、 ¥024¥win¥ESMPRO¥JP¥MANAGER¥MGR¥SRC 

- 才ートラ ンメニ ューが起動しないときは、 EXPRESSBUILDER の ¥a 山 orun¥dispatcher.exe 

(64 ビット版： dispatche し x64.exe) をダブルクリックして、才ートランメニューを手動で起動してく 
ださい。 

- 装置選択画面が表示された場合は、該当する装置を選択してください。 

本製品が利用している外部ライブラリおよび C 叩 yright の一覧は「外部ライブラリおよび C 叩 yright の一覧」を参照し 
てください。 

これらか部ライブラリ巧しては、お客なが日本電気株式会社 ( な下 「 NEC 」） と締結されましたを項に関わらず、な下の 
条件が適用されます。 

a) サプライヤーは外部ライブラリを提供しますが、いかなる保障も提供しません。 

サプライヤーは、外部ライブラリに関して、法律上の瑕疵担保責任を含め、第三をの権利の非侵害の保証、 
商品性の保証、特定目的適合性の保証、名称の保証を含むすべての明示または黙示のいかなる保証責任も負 
わないものとします。 

b) サプライヤーは、データの喪失、節約すベかりし費用および逸失利益など外部ライブラリに関するいかなる 
直接的、間接的、特別、偶発的、懲罰的、あるいは結果的損害に巧しても責任を負わないものとします 

C) NEC およびサプライヤーは、外部ライブラリに起因または外部ライブラリに関するいかなる請求についても、 
お客様を防御することなく、お客様に巧していかなる貞吉償责任または補償責任も負わないものとします。 
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■外部ライブラリおよび Copyright の一覧 


activation 

Copyright©Sun Microsystems, Inc. 

annoaen 

Copyrigh 憾 The Codehaus. 

antir 

Developed byjGuru.com, http://www.ANTLR.org and http://www.jGuru.com, 

Copyright©Terence Parr 

Apache Axiom 

Copyright©The Apache Software Foundation 

Apache Axis 

The Apache Software Foundation 

Apache Axis2 

Copyrigh 憾 The Apache Software Foundation 

Apache Commons Discovery 

The Apache Software Foundation 

Apache Derby 

Copyrigh 憾 The Apache Software Foundation 

Apache commons-codec 

Copyrigh 憾 The Apache Software Foundation 

Apache commons-fileupload 

Copyrigh 憾 The Apache Software Foundation 

Apache commons-httpciient 

Copyright©The Apache Software Foundation 

Apache commons-io 

Copyright©The Apache Software Foundation 

Apache commons-logging 

Copyrigh 憾 The Apache Software Foundation 

Apache geronimo-activation 

Copyrigh 憾 The Apache Software Foundation 

Apache geronimo-annotation 

Copyrigh 憾 The Apache Software Foundation 

Apache geronimo-java-mail 

Copyright©The Apache Software Foundation 

Apache geronimo-stax-api 

Copyright©The Apache Software Foundation 

Apache httpcore 

Copyrigh 憾 The Apache Software Foundation 

Apache httpcore-nio-4.0 

Copyrigh 憾 The Apache Software Foundation 

Apache Log4J 

Copyrigh 憾 The Apache Software Foundation 

Apache Neethi 

Copyright©The Apache Software Foundation 

Apache Rampart 

Copyrigh 憾 The Apache Software Foundation 

Apache Struts 

Copyright©The Apache Software Foundation 

Apache Tomcat 

Copyrigh 憾 The Apache Software Foundation 

Apache XMLBeans 

Copyright©The Apache Software Foundation 

Apache Woden 

Copyright©The Apache Software Foundation 

Apache WSS4J 

Copyrigh 憾 The Apache Software Foundation 

Apache Xalan 

Copyrigh 憾 The Apache Software Foundation 

Apache Xerces 

Copyrigh 憾 The Apache Software Foundation 

Apache xml-commons 

Copyrigh 憾 The Apache Software Foundation 

Apache XML Schema 

Copyright©The Apache Software Foundation 

Apache XML Security 

Copyrigh 憾 The Apache Software Foundation 

asm 

Copyright©INRIA, France Telecom 
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asm-attrs 


backport-util-concurrent 

bcprov-jdk 

c3p0 

cglib 

dom4j 

DWR 

ehcache 

Hibernate 

imrsdk 

jalopy 

jaxb-api 

jaxb-impi 

jaxb-xjc 

jaxen 

JAX-RPC 

JAX-WS 

JCIFS 

jettison 

jibx-bind 

jibx-run 

Jline 

JNA 

JQuery 

JQuery Ul 

JRE 

JSch 

JSONIC 

jsr173-api 

j ね 

KVMLib 

libiconv 

Iibxml2 

mail 

msvcp90 


Copyrigh 憾 INRIA, France Telecom 

Copyright©Distributed Computing Laboratory, Emory University 
Copyrigh 憾 The Legion Of The Bouncy Castle (http://www.bouncycastle.org) 
Copyright©Machinery For Change, Inc. 

Copyrigh 憾 cglib 
Copyright©MetaStuff, Ltd. 

Copyright©Joe Walker 

Copyrigh 憾 Luck Consulting Pty Ltd 

Copyright©Red Hat Middleware, LLC. 

Copyright© Intel Corporation 
Copyrigh 憾 Marco Hunsicker. 

Copyrigh 憾 Sun Microsystems, Inc. 

Copyright©Sun Microsystems, Inc. 

Copyright©Sun Microsystems, Inc. 

Copyrigh 憾 The Werken Company. 
http://java.net/projects/jax-rpc 
Copyright©Sun Microsystems, Inc. 

Copyright©The JCIFS Project 
Copyright©Envoi Solutions しし C 
Copyrigh 憾 Dennis M. Sosnoski 
Copyright©Dennis M. Sosnoski 
Copyrigh 憾 Marc Prud'hommeaux 
https : //gith u b. com/twal l/j na 冉 read me 
Copyrigh 憾 John Resig 

Copyright ©2011 Paul Bakaus, http://jqueryui.com/ 

Copyright©Sun Microsystems, Inc. 

Copyright©JCraft, Inc. 

Copyrigh 憾 Hidekatsu Izuno 

Copyrigh 憾 The Apache Software Foundation 

Copyright©Sun Microsystems, Inc. 

Copyrigh 憾 Intel Corporation 
Copyright©Free Software Foundation, Inc. 

Copyrigh 憾 Daniel Veillard. All Rights Reserved. 

Copyright©Sun Microsystems, Inc. 

Copyright©Microsoft 



msvcrSO 

Copyrigh 憾 Microsoft 

OpenSAML 

Copyright©lnternet2. 

OpenSSL 

Copyright©The OpenSSL Project 

prototype.js 

Copyrigh 憾 Sam Stephenson 

sblim cim-client 

http://sourceforge.net/apps/mediawiki/sblim/index.php?title=CimClient 

sortable 

Copyright©Stuart Langridge 

Table Drag and Drop JQuery 

Copyright©Denis Hewlett <denish@isocra.com> 

plugin 


Treeview JQuery plugin 

Copyright© 2007 Jorn Zaefferer 

vSphere Web Services SDK 

http://communities.vmware.com/community/vmtn/developer/forums/managementapi 

WISEMAN 

Copyright©Sun Microsystems, Inc. 

WSDL4J 

Copyright©!BM Corp 

wstx 

Copyrigh 憾 The Codehaus Foundation 

zlib 

Copyrigh 憾 Jean-loup Gailly and Mark Adler 
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本書についてのミ主意、補足 


1. 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。 

2. 本書の内容に関しては将来そ告なしに変更することがあ y ます。 

3. 弊社の許可な < 複製 - 巧をなどを行うことはできません。 

4. 本書は内容について万全を巧して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤 y 、 記載もれなどお気づきのことが 
ありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。 

5. 運用した結まの影響については、 4 項にかかわらず責任を負いかわますのでご了承ください。 

6. 本書の説巧で用いられているサンプル値は、すべて架空のものです。 
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/. はじめに 


本書はシステム管理ユーティリティ ESMPRO/ServerManager を説明しています。 

本書での内容は、 0S の機能、操作方まについて十分に理解されている方を巧象に説明しています。 0S に関する操作、 
不明点については、各 OS のオンラインヘルプなどを参照してください。 


■本文中の記号 


本文中では次の 3 種類の記号を使用しています。これらの記号は、次のような意味があります。 



ソフトウ X アの操作などにおいて、守らなければならないことについて示しています。 


H ソフトウエアの操作などにおいて、確認しておかなければならないことについて示しています。 



知っておくと役に立つ情報、便利なことなどを示します。 


■ユーザーサポート 

ソフトウェアに関する不明点、問い合わせは「メンテナンスガイド」」 （ 「メンテナンスガイド」が付属されていない 
装置では「ユーザーズガイド」 ） 1 こ記載されている保守サービス会なへご連絡ください。 

また、インターネットを利用した情報サービスも提供しています。ぜひご利用ください。 


[NEC コーポレートサイ ト ] http://www.nec.co.jp/ 

製品情報、サポート情報など、本製品に関する最新情報を掲載しています。 
[NEC フイールデイング（株)ホームぺージ ] http://www.fielding.co.jp/ 

保守、ソリューション、用品、施設工事などの情報をご紹介しています。 
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2 . ESMPRO/ServerManager 


ESMPRO/ServerManager は、サーバをリモート管理することにより運用管理コスト削減するソフトウエアです。 
ESMPRO/ServerManager を利用するにあたり、本書で説明されている内容をよくお読みください。なお、インストー 
ル後の運用を意事項はアプリ ケーシヨンの説明書にも記載しています。必要に応じて参照してください。 


ESMPRO/ServerManaaer には次のような特徴があります。 


H 管理対象サー / 《の種類によっては、実行できない操作もあります。 
動作還境の管理対象サーバを参照してください。 


■ 管理対をサーバの 0S がダウンしていても復旧操作できます。 

万一、管理対象サーバ上の OS が動作できない状態 (OS ストールやド 03 下 ( ド〇 \/\/61' 〇 1136 げ下 65 リ中 、 DC OFF 状態） 
になっても、 ESMPRO/ServerManager を使用して管理対象サーバのハードウ x ア情報を収集したり、電源を制 
御したりすることができます。 


■ 


管巧対をサーバの画面を見ながら操作できます。 

管理対象サーバを電源 ON した直後の POST 中から、 Windows や Linux の起動後まで、いつでも管理対象サーバの 
画面をリモートのブラウザ上で確認することができ、キー入力、また、マウスで操作できます。 


H Windows や Linux の起動後は、 EXPRESSSCOPE エンジンシリーズへログインしてリモート KVM 力、らキ 
— 乂力、また、マウスで操作できます。 


■ 複数の管理対をサーバを一括して操作できます。 

「サーバグループ」を指定することにより、一度の操作で複数の管理対象サーバの電源制御、設定を至ができま 
す。 

■ 時間を巧ましてリモート操作できます。 

あらかじめ指定した時間に管理対象サーバの電源 OFF や情報取得を実行することができるため、夜間のバッチ処 
理に利用できます。 

■ インターネットを通して簡単に操作できます。 

Web ブラウザから管理対象サーバを操作できます。インターネットの標準セキュリティ機能 (SSL: Secure Socket 
Layer) を利用できるため、外部ネットワークからもま全にリモート操作できます。 


■ 


管理対象サーバのファームウエアなどをアップデートできます。 （ ExpressUpdate 機制 


装置のファームウェアやソフトウエアなどのバージョン管理や更新ができます。自動的にダウンロー ドした装置 
の更新パッケージをシステムを停止せずに簡単に適用できます。 


H ExpressUpdate に未対応のファームウエアまたはソフトウエアの更新パッケージが提供されることが 
がます。 

これらの更新パッケージの適用に関しては NEC コーポレートサイトを参照してください。 
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3 . 動作環境 


ESMPRO/ServerManager を動作させることができる ハー ドウ エア/ソフ トウ エア 環境は次のとおりです。 


3 . 1 管理 PC 



製品ライセンス 

ESMPRO/ServerManager は、 1 ライセンスにつき 1 つの 0S 上でのみ使用できます。 


• ハードウエア 


- インス I •'―ルする装置 ESMPRO/ServerManager がサポートするオペレーティングシステム 

をインストールできるコンピュータ 

(Intel Pentium 4 1.3GHz お上、または同等クラスの互換プロセッサ 
(CPU) を推巽） 

-メモリ OS が動作するメモリ +512MB お上 (1GB お上を推賀） 

-ハードディスクドライブの空き容量 340MB お上 

• ソフ トウ エア 

-オペレーティングシステム Windows 7( 〜 SP1) 

Windows Vista ( 〜 SP2) 

Windows XP 《1 

Windows Server 2008 R2 ( 〜 SP1) 

Windows Server 2008 ( 〜 SP2) 《2 
Windows Server 2003 R2 ( 〜 SP2) 

Windows Server 2003 ( 〜 SP2) 

ESMPRO/ServerManager PXE Service : 

Windows Server 2003 R2 ( 〜 SP2) 

Windows Server 2003 ( 〜 SP2) 


32-Bit の SP3 まで、 x64 Edition の SP2 まで対応しています。 
《2 Foundation の SP2 には対応していません。 


♦ Windows Server 2008 Server Core 、 および Windows Server 2008 R2 Server Core 上では利用できま 


せん。 



• ESMPRO/ServerManager PXE Service は、 DHCP サーバ lil 外にはインストールできません。 

• ESMPRO/ServerManager PXE Service は、他の PXE サービスや PXE サーバ機能を持つソフトウェ 
ァ （「 DeploymentManaaer 」 など ) と同時に動作できません。 


ESMPRO/ServerManager PXE Service をインス I ルするときや開始するときは、他の PXE サービ 


スや PXE サーバ機能を持つソフトウエアを停止させてくださし、。 


- Web クライアント 


Internet Explorer 7.0 / 8.0 


Firefox 3.5 / 3.6 (Windows 版 / Linux 版 ) 
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参 ESMPRO/ServerManager をブラウザから巧用する場合、ブラウザを使用する PC に JRE 5.0 な上をイ 
ンストールしてください。セキュリティの観点上、最新バージョンのご使用を推奨します。 JRE をイン 
ストールしていない場合、表示が不正となる画面があります。 


参画面の解像度は 1024 ><768 ピクセル lit 上を巧奨します。 

参ご巧用になるブラウザは、パッチを適用するなどして、最新の状態で巧巧してください。 

プリインストールされたままなど、ちい状態で使巧すると、表示が不正となる画面があります。 


圓. 


Java Apple し Java スクリプトおよび Web ぺージ のアニメー シヨ ン 再生が実行できるように設定してく 
ださい。 


参管理台数 


1 つの ESMPRO/ServerManager で管理できるサーバは最大 1000 台で 
す。 
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3 . 2 管理対まサーバ 


ESMPRO/ServerManager がサポートする管理対象サーバはホのとおりです。 

• BMC (ベースボードマネージメントコントローラ ) 搭載装置 
BMC 搭載装置の管理対象サーバの説明は、 

「 ESMPRO/ServerManager Ver. 5 セットアップガイド」の「付録 C 管理対象コンポーネントー覧」を参照して 
ください。 

管理対象サーバとの接続方法によって必要な環境が異なります。 

「 3.3 管理 PC と管理対象サーバとの接続に必要な環境」を参照してください。 

• SNMP(Simple Network Management Protocol) 

SNMP による監視機能を使用する場合は、管理対象サーバにな下のソフトウエアが必要です。 （ BMC 搭載のちおは 
関係ありません） 

- ESMPRO/ServerAgent (Ver. 4.1 な降） 

- 監視対象の ft サーバはな下の装置です。 

Express 5800 化サーバ [R320C-M4 / R320C-E4] 

な下のサーバはサポートしていません。 

参 Windows 版他社機版 ESMPRO/ServerAgent ( 〜 Ver. 4.4) 

参 Linux 版他社機版 ESMPRO/ServerAgent ( 〜 Ver. 4.2.22-1) 

• ファームウエア 

管理対象サーバのファームウエアなどのバージヨンを管理する ExpressUpdate 機能を使用する場合は、な下のソフ 
トウエア、もし〈は EXPRESSSCOPE エンジン 3 力《必要です。 

— ExpressUpdate Agent 

• ESXiS 

• RAID システム 

Universal RAID Utility を使巧して管理対象サーバの RAID システムを管理する場合は、な下のソフトウエアが必要 
です。 


• vPra 搭載装置 

vPro 搭載装置の管理対象サーバの説則ま、 「 ESMPRO/ServerManager Ver. 5 セットアップガイド」の「付録 C 管 
理対象コンポーネントー覧」を参照してください。 


Universal RAID U 川 ity Windows 版 （ Ver'2'1 な降） 

Universal RAID Utility Linux/VMware ESX 版 （ Ver'2'4 な降） 

Windows ファイアウォールがち効になっている場合 、 ExpressUpdate Agen し Universal RAID Utility 

H との通信が遮断されるため、機能が正常に動作しません。 

Windows ファイアウォールをち効にして ExpressUpdate 機能を使用したり RAID システムを管理した 
りする場合は、「付録利巧ポート / プロトコル」をご確認の上、必要なポートを開いて使用してくだ 
さし、。 
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3 . 3 管理 PC と管理対象サーバとの接続に必要な環境 


利用する接続お態に応じて必要な環境を用意して〈ださし、 


• LAN 経由で接続する場合 

- TCP/IP ネットワーク 

参管理 PC と管理巧象サーバの接続にクロスケーブルを使用しないでください。 

参管理対象サーバが BMC 搭載装置の場合、 BMC が使用する LAN ポートは、 BMC の種類によって 
異なります。 

標準搭載の LAN ポートを使用する BMC と管理 LAN 巧ポートを使用する BMC があります。 

標準搭載の LAN ポートを利用する管理対象サーバには、 ESMPRO/ServerManager と管理対象サ 
— バ上の BMC ■ eras との通信に LAN1 ポートのみ利用できる管理対象サーバと、 LAN1 ポート 
と LAN2 ポートの両方を利巧できる管理対象サーバがあります。 

rESMPRO/ServerManager Ver. 5 セットアップガイド」の「付録 C 管理対象コンポーネント ー 
KJ を参照してください。 

参モデム接続の場合 （ BMC との通信時のみ巧用できます。） 



-電話回線 
- モデム 

な下の機能をサポートしたモデムを使用してくださし、。 


通信ま度 

: 19.2Kbps 

データ長 

: 8bit 

パリティ 

:無し 

ストップビット長 

:化け 

フロー制御 

: ハードウ : 


管理巧をサーバ側には、 Express 5800 シリーズが推奨するモデムを接続してください。 
• 管理対象サーバ側のモデムは、シリアルポート 2 に接続してください。 

- その他 

BMC から管理 PC へのモデム経由通報を使用する場合 
- ダイアルアップルータまたは PPP サーバ環境 
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• ダイレクト接続の場合 （ BMC との通信時のみ使用できます。） 

- RS-232C クロスケーブル 

ESMPRO サーバ側のダイレクト接続に使用するシリアルポートを、 0S 上でな下のように設定してくださ 


し、。 


通信を度 

管理対象サーバの BMC コンフイグレーシヨンで設定するボーレート値と一致させ 


てください。 


BMC コンフイグレーシヨンのネ刀期値は 19.2Kbps です。 

データ長 

8bit 

パリティ 

無し 

ストップビット長： 

化け 

フロー制御 

ハードウ；！:ア (CTS/RTS) 



• インターリンクケーブルは巧用できません。 

• 管理巧をサーバ側はシリアルポート 2 に RS-232C クロスケーブルを接続してください。 

参管理対象サーバの種類によって、指定された型番の RS-232C クロスケーブル U 外使用できない場 
合があります。装置に添せされているドキュメントを確認して〈ださい。 
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3 . 4 管理対まサーバおよびネットワーク機器のを意事項 


管理対象サーバおよびネットワーク機器を利用する際に、特にミ主意していただきたい点を説明します。 

• ネットワークスイッチ/ルータを使用する場合 

BMC が標準 LAN ポートを利用する管理対象サーバ、またはアドバンスドリモートマネージメントカードが搭載さ 
れている管理対象サーバでは、管理 PC と管理対象サーバの間にネットワークスイッチ / ルータがある場合、ネッ 
トワークスイッチ / ルータカ 《 Gra 山 itous ARP を受信できるように設定してください。 

設定方まは各ネットワークスイッチ / ルータによって異なりますので、各説明書等を参照して〈ださい。 
Gratuitous ARP を受信できる設定となっていない場合、電源オフ状態の管理巧象サーバと通信することはできませ 
ん。 

• レイヤ 2/ レイヤ 3 スイッチングハブを利用する場合 

スイッチングハブの STP(Spanning Tree Protocol) 機能、または管理対象サーバが f 妾続されているポートの STP を 
無効 (Disable) に設定してください。 

また、スイッチングハブの管理対象サーバが接続されているポートの Auto-Negotiation 機能をち効に設定してくだ 
さい。 

• DHCP を使用する場合 

BMC が標準 LAN ポートを利巧する管理対象サーバでは、 ESMPRO/ServerManager と System BIOS 、 BMC との通信 
は DHCP 環境に対応していません。 

管理 PC は固定 IP アドレスで使巧してください。 

管理対象サーバを DHCP 環境で使用する場合は、必ず DianaScope Agent 、 または ESMPRO/ServerAgent Extension 
を起動しておいてください。 

• BMC が標準 LAN ポートを利用する管理対をサーバ上の 0S で、標準 LAN ポートをチーミング設定(複数のネットワ 
- クアダプタで冗長化 / 多重化すること)する場合 

BMC が標準 LAN ポートを利用する管理対象サーバでは、 BMC、System BIOS はチーミングに対応していません。 
AFT(Adapter Fault Tolerance) 、 ALB(Adaptive Load Balancing) をな下のように設定することで 、 Failover が発生し 
ない間のみ、動作できます。 

— ALB(Adaptive Load Balancing ) と同時に RLB(Receive Load Balancing) が設定される場合 、 RLB を無効 I こ設 
定してください。 (RLB を無効に設定できない場合は ESMPRO/ServerManager から BMC を巧用した管理が 
できません。） 

- BMC コンフイグレーシヨン情報で LAN1 に設定した IP アドレスおよび MAC アドレスをチーミングアドレ 
ス (Preferred Primary) に設定してください。 

- LAN2 のコンフイグレーシヨンができる管理対象サーバであっても、管理対象サーバ上の BMC のコンフイ 
グレーシヨンで、 LAN2 に設定しないでください。 

— 管理対象サーバの 0S が Windows で 、 DianaScope Agent 、 または ESMPRO/ServerAgent Extension をイン 
ストールする場合は 「 ESMPRO/ServerManager Ver. 5 セットアップガイド」の「付録 BB.1 BMC が標準 
LAN ポートを使用する装置の場合」を参照してください。 

また、 RLB(Receive Load Balancing ) 設定や FEC(Fast Ether Channel) 設定を使用する場合は、 
ESMPRO/ServerManager から BMC を使用した管理ができません。 
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• BMC が管理 LAN 用ポートを利用する管理巧まサーバ上の OS で、 DianaScope Agent. または 

ESMPRO/ServerAgent Extension が利用する LAN ポートをチーミング設定(複数のネットワークアダプタで冗長 
化 / を重化すること)する場合 

BMC が管理用 LAN ポートを利用する管理対象サーバで 、 DianaScope Agent 、 または ESMPRO/ServerAgent 
Extension が利用する LAN ポートをチーミングして利用する場合は、 「 ESMPRO/ServerManager Ver. 5 セットアッ 
プガイド」の「付録 BB.2BMC が管理 LAN 巧ポートを使用する装置の場合」を参照してください。 

• ゲートウ X イ、通報先 / 管理 PC のハードウ X アを変更する場合 

管理 PC と管理対象サーバの間でゲートウ X イを介す環境で、 BMC コンフィグレーション設定後にゲートウ X イを 
交換した場合、新しいゲートウエイの MAC アドレスを BMCI こ設をするために、 BMC コンフィグレーションを再設 
定してください。 

まわ、ゲートウ X イを介さない環境では、通報先 / 管理 PC のハードウエアを変更した場合、新しい通報先/管理 
PC の MAC アドレスを BMC に設定するために、 BMC コンフィグレーションを再設定してください。 

参ダイアルアップルータまたは PPP サーバ環境 

モデム経由通報の通報ホで Windows Remote Access Service 機能を利用する場合 、 Remote Access Service のプロ 
パティで、ネットワーク構成の暗号化の設定を、 [ クリアテキストを含む認証を許可する ] に変更してください。 

参標準シリアルポート 2 の利用制限 

な下の場合は、管理対象サーバの標準シリアルポート 2 を他の機器接続等に使用できません。 BMC がシリアルポ 
— 卜 2 を占ちします。 

- 管理巧をサーバが SOL 対応サーバであり、 BMC コンフィグレーションの設定で、な下の項目がち効にな 
っている場合。 

「リモート制御 (WAN/ ダイレクト)」 

「リダイレクシ ョン ( LAN )」 

「リダイレクション (WAN/ ダイレクト)」 

- モデムを続およびダイレクト接続中。 

- BMC のコンフィグレーションでダイレクト接続を指定した場合。 （ ESMPRO/ServerManager と対象サーバ 
を接続しな < ても BMC がシリアルポート 2 を占ちします。） 


H ご巧用の管理対象サーバが SOL 対応サーバかどうかは、 「 ESMPRO/ServerManager Ver. 5 セツトアツ 
プガイド」の「付録 C 管理対象コンポーネントー覧」を参照してください。 
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4 . インストールを始める前に 


インストールの前に必ずお読み〈ださし、。 


■セキュリテイの設定〜 ESMPRO ユーザグループの設定〜 

管理 PC で動作するアプリケーションに適切なアクセス許可を与えるため、 「 ESMPRO ユーザグループ」が必要です。 
「 ESMPRO ユーザグループ」はインストール時のデフオルトでは Administrators です力 S '、 任意のグループを指定するこ 
ともできます。 

任意のグループを指定する場合は、あらかじめ Windows のユー ザー/グループ管理機能を使用しグループを作成してお 


きます。 


なお、このセキュリティ機能をち効に機能させるために、 ESMPRO / ServerManager は NTFS のドライブにインストー 


ルすることを巧奨します。 



ESMPRO ユーザ グループをグローバルグループとしてを録する場合は、同じ名前の口ーカルグループが存在 
しないようにしてください。また、バックアップドメインコントローラの場合は必ずグロー/《ルグループを 
指定するようにして〈ださい。 


■運用中に必要なハードディスクドライブ容量の確認 

インストール時に指定したフォルダに十分な空き容量を用意して使用してください。インストール先フォルダのデフ 
ォルトは、システムドライブの r¥Program Files ¥ ESMPROj です。 

運用時に追加されるファイルにはな下のものがあります。必要となるハードディスクドライブ容量を計算するときの 
目をにしてください。 

• 管理が象サーバ情報 

管理対象サーバ1台につき、約 10 KB のハードディスクドライブの容量が必要です。 

さらに IPMI 情報を探取した場合は、1台につき、最大約 60 KB のハードディスクドライブの容量が必要です。 

• アラート情報 

アラ ー M 件につき、約 1 KB のハードディスクドライブの容量が必要です。 

■アクセス権の設定 

すでにを在するフォルダにインストールする場合、そのフォルダに ESMPRO / ServerManager が動作するのに必要なア 
クセス権が設定されていないと正常に動作できなくなります。 

巧在しないフォルダに ESMPRO / ServerManager をインストールする場合は次のアクセス権がインストーラによって 
設をされます。 

Administrators Full Control ( AII )( AII ) 

Everyone Read ( RX )( RX ) 

SYSTEM Full Control ( AII )( AII ) 

また、インス I ル時にデフォルト ( Administrators ) レ U 外の ESMPRO ユーザグループを指定した場合は、 ESMPRO ユー 
ザグループにフルコントロールのアクセス権が設定されます。 
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■リモートでの ESMPRO / ServerManager のインス I —ル 

ESMPRO / ServerManager のインストールお了後に再起動が必要です。 WindowsXP などのリモートデスクトップ上で 


スタートメニューから再起動ができない環境でのインストールにはごを意くださし、。 


図 


户ント 


コマン ドプロンプトでお下の コマン ドを実行することで、 OS を再起動させることができます。 
例）すぐに再起動させる場合 ： shutdown -r -tO 


■夕ーミナルサーバを使用してインストールする場合 


ターミナルサーバを使用してインストールする場合は、下記の操作でインストールしてください。 

• Windows Server 2003 / Windows Server 2003 R2 の場合 

[コントロールパネル]の[プログラムの追加と削除]より[プログラムの追加]を使用してインストールします。 

• Windows Server 2008 の場合 

[コントロールパネル]の[夕ーミナルサーバへのアプリケーシヨンのインス I ル]を使用してインス I ルしま 
す。 


• Windows Server 2008 R2 の場合 


[コントロールパネル]の[リモートデスクトップサーバーへのアプリケーシヨンのインス I •'―ル]を使用してイン 


ストールします。 



上記の手順でインストールしなかった場合、セットアップの実行中にエラーが発生したことを知らせるエ 
ラーメッセージが表示され、セットアップが中断されます。 


■旧バージョンの ESMPRO / ServerManager がすでにインス I —ルされている場合 

参 ESMPRO/ServerManager Ver . 4.1 な降がインス I ルされている場合は、本バージョンにアップデートインスト 
ールすることができます。 

上記な外のバージョンの ESMPRO / ServerManager がインストールされている場合は、アンインストールした後に 
インストールして < ださい。 

• ESMPRO / ServerManagerVer . 5.0 より前のバージョンからアップデートインス I ルする場合、 Web コンポーネ 
ントがインストールされていると、アップデートインストール時に Web コンポーネントがアンインストールされ 
ますのでごを意ください。 

• ESMPRO/ServerManager Ver . 4.43 / Ver . 4.51 から本パ’ージョンにアップデートインス!ルした場合、 
ESMPRO/ServerManager Ver . 4.43 / Ver . 4.51 の〇山- of - band 管理機能 ( BMC リモート制御ツール)が使巧できな< 
なりますのでご;'主意ください。 

■ DianaScope Manager がインス I —ルされている場合 

DianaScope Manager がインストールされている場合は、本バージョンにアップデートインストールすることができ 
ます 。 DianaScope Manager でき録した情報は引き継がれます。 

■ HP OpenView 連携を使用する場合 

ESMPRO / ServerManager をインストールする前に 、 HP OpenView Network Node Manage をインストールしてくださ 
い。 

ただし 、 HP OpenView 連携は Windows Vista 、 および Windows Server 2008お降の OS に対応していません。 
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■スクリプトコンポーネントのサンプル 

スクリプトコンポーネントのサンプルを修正し、元のファイル名のままで保巧されている場合は、ファイル名をいつ 
たん別の名前に変更するなどした後にアップデートインストールしてください。そのままアップデートインストール 
するとサンプルが上書きされ、修正した内容がネ刀期化されてしまうことがあります。 

■ MWA がインストールされている場合 

MWA(Management Workstation Application ) がインス1—ルされている場合は、 ESMPRO/ServerManager をインスト 
-ルできません。 「 MWA 」 をアンインストールして〈ださい。 


■ MUI の使用などにより 0 S の言語設定を変更している場合 

MUI(Multilingual User Interface ) の使用などにより OS の言語設定を変更している場合、 ESMPRO / ServerManager をイ 
ンストールする前にな下で設定されている言語が"日本語"に統一されていることを確認してください。 

言語が統一されていない場合、インストール時にエラーが発生するなど、正常に動作しない場合があります。 

• Windows Server 2008 , Windows Server 2008 R2 , Windows 7, Windows Vista の場合 

コント ロール パネル-地域と言語-[お式]タブ 

-[場所]タブ 

-[キーボードと言語]タブ 
-[管理]タブ 


• Windows Server 2003 , Windows Server 2003 R2 , Windows XP の場合 


コントロールパネル-地域と言語のオプション-[地域オプション]タブ 

-[言語]タブ 
-[詳細設定]タブ 



ESMPRO / ServerManager のインストール後に言語の変更を行わないで < ださし、。 
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ぶ•インストール 


ESMPRO/ServerManager の新規インストール方まおよび、アップデートインストール方まを説明します。 
インストールを実行する前には、必ず「インストールを始める前に」をお読みください。 


J ./ インストール手順 


1. 管理を ( Administrator ) 権限を持つユーザーでログオンします。 

2. 「 EXPRESSBUILDER 」 を光ディスクドライブにセットします。 

才ートラン機能により EXPRESSBUILDER の才ートランメニューが自動的にま示されます。装置選択画面が 
表示された場合は、該当する装置を選がします。 

才ートランメニューが起動しない場合は、 EXPRESSBUILDER 巧の 

¥ autorun ¥ dispatcher . exe (64 ビット版： dispatche し x 64. exe ) をダブルクリックして、才ートランメ 
ニューを手動で起動してください。 

3. [ソフトウエアをセットアップする]をクリックし、表示されるメニューより、 [ ESMPRO ] をクリックします。 
ESMPRO セットアップが起動し、メインメニューが表示されます。 

Windows Vis ね、または Windows Server 20081降の環境でユーザーアカウント制御が有効の場合 
は、「ユーザーアカウント制御」ウインドウが表示されます。[続行]をクリックして先に進んでくだ 
さし、。 




4. ESMPRO セツトアツブのメインメニューで [ ESMPRO / ServerManager ] をクリツクします。 
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ダブルクリックでメニューを選択すると同じダイアログボックスカ<2つ表示されることがありま 
す。 

[終了]をクリックしてどちらか一方のダイアログボックスを閉じて〈ださい。 


環境によって表示されるメニューはをわります。 

5. ユーザー情報を入力します。（アップデートインストールの場合は表示されません。） 
ユーザ名と会社名を入力して[次へ]をクリックします。 


ES MPRO/Server Manaeer 


トサ唯巧 

巧!阶人力してくだミい。 

ユ-ブち、わよ U をなるを入力してくだな、 

ユ-サ''を(ぶ 

[user 

をれか公- 
100 MPANY 

■.与ぶ.ご M が - 

_房ろ古 _[ みへの)> ]— キトンれレ」 

ここで入力するューザ名-会社名は ESMPRO / ServerManager で管理する情報です。 OS のューザーを録情 
報などへの影響はありません。 




23 














追加する機能を選択します。 

ESMPRO / ServerManager に追加できる機能の一覧が表示されます。追加する機能を選巧して[巧へ]をクリッ 
クします。 




一質にま示される機能は、環境によって異なります。(インストールできる機能が表示されます。) 
追加できる機能がない場合は、[機能の選択]画面は表示されません。 


インストール先を選択します。（アップデートインストールの場合は表示されません。） 
インストール先を指定して[次へ]をクリックします。 




• 64 bitOS は「システムドライブ : ¥Program Files ( X 86)」 が既定値となります。 64 bitOS ではイ 
ンス I —ルホに「システムドライブ : ¥Program Files 」 を指定できません。 

♦インストール先には Unicode 特有の文字を含むフォルダは指定しないでください。 
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8. 現在の設をを確認します。 

現在の設定がま示されます。現在の設定を確認して[次へ]をクリックします。 



9. ESMPRO ユーザグループを乂力します。（アップデートインストールの場合は表示されません。） 
ESMPRO ユーザグループを指定し、[次へ]をクリックします。 
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10. アドミニストレータ名とパスワードを入力します。 

(DianaScope Manager および ESMPRO / ServerManagerVer . 5に対するアップデートインス I —ルの場合は 
表示されません。） 

ESMPRO/ServerManager の管理者*を作成します。ァドミニストレータ名とパスワードを指定し、[次へ]をク 
リックします。 



7ドミこストトタかハツトドの入力 


7ドミこストレ-^^ハッ7-卜巧入力しヴださぃ。 


アドミこスト レー 媒 




A ストト’‘馆脚 「 

- tai -气 - 

お.::'’ 次へ<.曲> I ^キト'-じ .I 


• アドミニストレータ名は1〜16文字までの半角英数字、パスワードは6〜16文字までの半角 
英数字を指定してください。 

• アドミニストレータ名は、 ESMPRO/ServerManager を管理を権限で操作するためのユーザー 
名です。 



夕 


11. HTTP 接続ポートを入力します。 


(DianaScope Manaaer および ESMPRO/ServerManager Ver . 5に巧するアップデートインス I —ルの場合は 


表示されません。） 

ESMPRO/ServerManager が使用する HTTP 接続ポートを入力して[次へ]をクリックします。 



TTP 巧 S ホートの入力 を 

ESMPR 0 /S が verMawer ぴ巧用する、 HTTP 巧巧ポ-卜を巧定してください。(ちか巧固: 0- 巧燃） 


ボート#を I 如の 


1 --づ alt 弓 bte:'" - 

_ 巨5にみへの》 1 — * ; ル」 
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HTTP を続ポートは〇〜65535の範囲の値を指定してください。 

12. 更新パッケージのな巧フォルダを指定します。 

(アップデートインストールの場合、すでに更新パッケージの保巧フォルダが指定されていると表示されま 
せん。） 

更新パッケージの保巧フホルダを指定して[次へ]をクリックします。 




更新パッケージの保巧フホルダには、 ExpressUpdate 機能でイ吏用するファームウェアやソフトウェ 
アの更新パッケージが格納されます。 


H 更新パッケージの保存フォルダには、十分な空き容量を用意してください。 

更新パッケージの保巧フホルダのデフオルトは 「ESMPRO/ServerManager インストールフオルダ 
¥ESMWEB¥pkgpoolJ です。 

インストールが終了するまでしばらくお待ちください。その間、いくつかのインストール画面が表示され 
ます。インスIルの途中で[キャンセル]をクリックするとインスIルを中止できますが、途中までイン 
ストールされたファイルは削除しません。 

13. インストールが終了します。 

[OK] をクリック後、 OS を再起動します。 （OS は自動で再起動しません。） 

《 CLUSTERPRO のシステムを構築している場合は、ここで OS を再起動せずに、 CLUSTERPRO のソフト 
ウェア構築ガイドに従ってください。 
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~インス I ル時のを意事項 

■ ESMPRO / ServerManager インストール時のメツセージ 

Windows Server 2008 R 2 / Windows 7において ESMPRO/ServerManager のインス I —ルを実巧すると、エクスプロー 
ラが動作を停止したとのメッセージが表示される場合があります。ただし、インストールは正常に終了しており、シ 
ステムに影響はありません。 

■プログラム互換性アシスタントダイアログボックスのメッセージ 

ESMPRO/ServerManager のインス I ル路了後、環境によっては「このプログラムは正しくインス I ルされなかっ 
た可能性があります」とのメッセージがま示される場合があります。インストールは正常に終了していますので、[こ 
のプログラムは正しくインストールされました]、または[キャンセル]ボタンをクリックして終了してください。 
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6 . インストールを終えた後に 


■ ログイン 

ESMPRO/ServerManager のインスIルが終了したら、レツ下の手順で ESMPRO/ServerManager にログインできるこ 
とを確認してください。 

1.Web クライアント上の Web ブラウザで、な下のアドレスにアクセスします。 

h 邮:// て ESMPRO/ServerManager をインストールしたサーバ名 i 中 HTTP お続ポート香号] /esmpro/ 

管理 PC 上の Web ブラウザから HTTP 接続ポート "8080" でアクセスする場合のアドレスの例を示します。 

http://localhost:8080/esmpro/ 

《 CLUSTERPRO のシステムを構築している場合は、な下のアドレスにアクセスします。 

http:// け IP (フローテイング IP) or 仮想コンピュータ名\ ^ HTTP 接鏡ポート番号 i /esmpro/ 

1^^ インストール後にデスクトップ上に作成される ESMPRO/ServerManager のアイコンから起動す 


t ント 


2. ESMPRO/ServerManager のログイン画面が開きます。 

インストールの際に登録したアドミニストレータのューザ名とパスワードを入力して、[ログイン]ボタンを 
クリックします。 
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H [アラートビユーア]、[ツー ル]などの コマン ドが並んでいる行を [ヘッダメニユ ー] と呼びます。 
この 後、 [ヘッダメ ニ ュー] のコマン ドを巧って作業します。 


■環境設定 

ESMPRO/ServerManager の動作に関する設定を変更できます。 

[ヘッダメニュー] から[環境設定]をクリックし、各画面の設定を確認してください。 

詳細はオンラインヘルプを参照して〈ださい。 

参モデムの設定 

管理対象サーバとモデム経由で接続するためのモデムの設定は管理 PC の Windows 上で設定してください。 

管理 PC の Windows に複数のモデムドライバがインスIルされている場合は、 ESMPRO/ServerManager をイン 
スI—ルした後で、 System32 フオルダにある DianaScopeModemAgent.ini ファイルに 「modem=」 に続けて接続 
されているモデム名 (Windows のデバイスマネージヤで表示されるモデム名）を記載してください。 

例を示します。 


modem=llip 56000 bps— モ了ム 
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■ SSL 

ESMPRO/ServerManager の設定を変更することで SSL を使用して ESMPRO/ServerManager にログインすることがで 


きまず。 


レ:I下に ESMPRO/ServerManager で SSL を使うために必要な手順を示します。 
1. 鍵を生成します。 


SSL で利用する鍵を作成します。この鍵は JRE に含まれている keytool というツールを使用してお下のよう 
に生成します。 

ESMPRO/ServerManager を C:¥Program Files¥ESMPRO にインス Iルした場合の例 
Windows(32 ビット版)： 

"C:¥Program Files¥ESMPRO¥ESMWEB 均 re¥bin¥keytoor -genkey -alias tomcat -keyaig RSA 
Windows(64 ビット版)： 

"C:¥Program Files (x86)¥ESMPRO¥ESMWEB¥jre¥bin¥keytool" -genkey -alias tomcat -keyaig RSA 


コマンドを実行するとお下のように対話斤さ式で鍵の発行者に関する情報を入力します。 
<<>>の部分および太字の部分が入力する情報です。 

必ずキーストアのパスワードと鍵のパスワードを同一に設定します。_ 

キーストアのパスワードを入力してくださし、： «パスワー ド>> 

姓名を入力して〈ださい。 

[Unknown]: <<姓名>> 

組織単位名を入力してください。 

[Unknown]: <<ルさな組織名>> 

組織名を入力してください。 

[Unknown]: <<大きな組織名>> 

都巿名または地域名を入力してください。 

[Unknown]: <<都巿名>> 

州名または地方名を入力して〈ださい。 

[Unknown]: <<地方名>> 

この単位に該当する2文字の国香号を入力してください。 
rUnknownl：JP 

CN=<< 姓名>>， OU=<< ルさな組織名>>， 0=<< 大きな組織名>>，!_=<<都市名>>， 

ST=<< 地方名>>， C=JP でよろしいですか？ 

[no]: yes 

<tomcat> の鍵パスワードを入力してください。 

(キーストアのパスワードと同じ場合は RETURN を押してく ださし、）：_ 


お下に鍵が生成されていることを確認します。 
%USERPROFILE%¥.kej«tore _ 


トント 


%USERPROFILE% は C:¥Document and Settings¥< ログオンユーザ>です。 
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2. ESMPRO/ServerManager の設定を変更します。 

ESMPRO/ServerManager のインス I—ルフオルダの ESMWEB¥wbserver¥conf フホルダにある server.xml 
を編集して SSL を有巧にします。 

このファイルの中に port 香号力巧443と指定されているお下のような <Connector> の記述を探してコメント 

記号 " とを削除します。 SSL でアクセスする port 番号は必要に応じて修正してください。 

また、な下の例のように <Connector> の要素にキーストアファイルの場所とキーストアの生成時に指定し 

たパスワードの情報を追加します。 

<-Define a SSL HTTP/1.1 Connector on port 8443-> 

<!- ※この行を削除します 

<Connector port="8443" ※必要に応にて修正します _ 

maxHttpHeaderSize="8192" 

maxThreads="150" minSpareThreads="25" maxSpareThreads='75" 
enableLookups="false" disableUploadTimeout="true" 
acceptCount="100" scheme="https" secure="true" 
clientAuth="false" sslProtocol="TI_S" 
keystoreFile=" < キーストアのあるフナルダ >/.keystore" 
keystorePass=" <パスワード >" 

use 目 odyEncodinqForURI="true" ※この3巧を追カロします 

/> 

E-> ※この行を削除します 


3. 管理 PC を再起動します。 

ESMPRO/ServerManager が動作しているマシンを再起動します。 

4. ログインします。 

な上の手順によって ESMPRO/ServerManager に https でアクセスできます。 

Web クライアント上の Web ブラウザで、な下のアドレスにアクセスします。 

https://ESMPRO/ServerManag 押をイ ンス トールしたサーバ名'. server.xml で指定した SSL のポート番号 
/esmpro/ 

管理 PC の Web ブラウザからアクセスする場合のアドレスの例を示します。 

https ://localhost:8443/esmpro/ 
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■起動ポート番号の変更 

ESMPRO/ServerManager のインストール後に、使用するポート番号を変更することができます。 
な下は HTTP 接続ポートを"8080"とした場合の手順です。 


1. な下に示す2つのサービスを停止します。 


— ESMPRO/SM Common Component 
- ESMPRO/SM Web Container 


クバルの か KA) 〜レプ (M> 

••み 广 . 日 ■ II I ； 

ヴ - む（口-カ ヴ -c ス（口 - りん） 


巧 T をこ aul ザろ 
す . 


Sil 


巧 • け , 


スター I ' ブップ d • 



, Drm Event Wa(di«r 


ネ IB 



dnsomm oh .. 

画 w 

Btt 



eSM Altrt S«rviC* 

輯 as 

化 



CSM BaM S«rvtc« 

化 



ESM Command ServK* 

ESM ((•moteMApSvrvK* 

•• 

Stt 

化 



.E る MMA W Am# <#rva># 

D> 

AM 


( 

,CSKPROSM Coiwnon OMnpontrc 

麵 《 

■K 

) 


6SHPRO SM Tr»p Redirection 


丰 IB 


( 

r^MCHO SM VMb ContMi«r 

化 

BK 

) 


.uiftcy S««vic* 


■» 



.Exttf«>Ne AutwiocAtwn Protocol C,'. 
.fax こか " 


宇 K 

ネ IS 




V 


2. ESMPRO/SM Web Con ね iner サービスの設定ファイル rserver.xml 」 を編集してポート番号を編集します。 


「server.xml」 は 「ESMPRO/ServerManager をインストールしたフオルダ」 ¥ESMWEB¥wbserver¥conf にあ 


ります。このファイルの中にポート番号が8080と指定されているな下のような <Connector> の記述を探して 
ポート番号を変更します。 
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3. 


シヨートカットファイル 「esmproj を編集します。 

「esmpro」 は 「ESMPRO/ServerManager をインス！ルしたフオルダ」 ¥ESMWEB にあります。このファ 


イルの中にポート香号が8080と指定されている記述を探してポート番号を変更します。 


フアイ JKF ) か(脚書式 (0) 於が）〜レブが） 

[Internet Short cut 3 , _ 

lJRL:hHp://loca Ih^ も抑側 e 巧 npro/ 


4-が下に示す2つのサービスを開始します。 
— ESMPRO/SM Common Component 
- ESMPRO/SM Web Container 
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■ Tomcat との共存 

ESMPRO/ServerManager と Tomcat を同じコンピユータにインスI—ルして使用する場合、後からインスI—ルしたア 
プリケーシヨンが正常に動作しない場合があります。 

そのような場合は下記に示すち法で回避することができます。 

1. な下に示す2つのサービスが開始されている場合は停止します。 

— ESMPRO/SM Common Component 
- ESMPRO/SM Web Container 



2. Tomcat のサービスが開始されている場合は停止します。 

3. ESMPRO/SM Web Con ね iner サービスの設定ファイル 「server.xmlj を編集してサーバポートとコネクタ 
ポート番号を編集します。 

「server.xml」 は <ESMPRO/ServerManager をインス I—ルしたフォルダ >¥ESMWEB¥wbserver¥conf にあ 
ります。 

このファイルの中Iこ 「Serverport="8 105"」 「Connectorport="81 09"」と指定されているな下のような記述 
を探してサーバポート香号を8105な外の値、コネクタポート番号を8109な外の未使用の値に変更してく 
ださい。 
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— サーバポート番号 

みけの AS の•巧の♦モ M ^*ブが 
I "パが ions LTtier the License . 

<1-* Exa^le Server Com 嘗 vjra 女 ion Fi l « ••ク 
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- コネクタポート番号 
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が下に示す 2 つのサービスを開始します。 
— ESMPRO/SM Common Component 
- ESMPRO/SM Web Container 




5. 


Tomcat のサービスを開始します。 



• ESMPRO/ServerManager と Tomcat の起動ポート番号は重複しないように設定してください。 
ESMPRO/ServerManager の起動ポート番号を変更する場合は、前項の[起動ポート番号の変更] 
を参照してください。 

• Tomcat での SSL 通信、または、 Tomcat と Apache を連携する場合、その他のポート番号のを 


要が必要となることがあります。詳細は Tomcat の説明書を参照してくださし''。 


■旧バージヨンの ESMPRO / ServerManager からアップデートインス I —ルした場合 

Ver. 5.0 未満の ESMPRO/ServerManager からアップデートインストールした場合、元々オペレーシヨンウインドウに 
登録されていた管理巧象マシンは、そのままでは、 ESMPRO/ServerManager の Web GUI 上に表示されません。 


表示するには、 Web GUI 上で自動登録を行って < ださし、。 


H 参 DianaScope Manager がインストールされていた場合、アップグレードインストール後、 

DianaScope Manager の管理巧象サーバのみがを録されます。 

参 Ver. 4.1 未満の ESMPRO/ServerAgent などの管理対象外サーバ、および、マップはを録されません。 


■ リモートからのアクセス 

ESMPRO/ServerManager に Web クライアントからリモートでアクセスする場合、事前に口ーカルから 
ESMPRO/ServerManager にログインして、[環境設定]-[アクセス制限]にリモートからアクセスするアドレスを追加し 
てください。 


37 




7 . アンインストール 


ESMPRO/ServerManager のアンインスI—ルの方法を説明します。 


7 . 1 アンインストール手順 



参システムが完全に起動してからアンインストールを始めてください。 

• システム起動直後にアンインストールを実行すると失敗する場合があります。 

エラーメッセージが表示された場合は、しばらく待ってから再度実行してくださし、。 


1 . 管理を (Administrator) 権限を持つューザーでログオンします。 

2. 実行しているアプリケーシヨンを終了します。 

3. アンインストールを開始します。 

[コントロールパネル] から [プログラムと 機能]、または [プログラムの 追加と削除]を起動します。 

現在インストールされているプログラムの一覧より、 ESMPRO/ServerManager の削除を実行します。 

4. アンインストールする機能を選択します。 

アンインストールする項目を選択し、 [0 のをクリックします。 

[すべて削除]を選択 ： ESMPRO/ServerManager および追加された機能がすべて削除されます。 

[追加機能の削哟を選択 ：選択した機能が削除されます。追加されていない機能は選択できません。 



追加機能がない場合は、アンインストール機能の選択画面は表示されません。 
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アンインストール実行を巧認します。 

実行中のアプリケーシヨンがないことを確認し、 [OK] をクリックします。 
選がされた項目のアンインストールが開始されます。 


ESMP RO/Server Manager のアシイシストール 


ESMPRO/S が ver Manager のアンインストールを開化します。 
閱お前Iこ実行中のアブリケーシヨンぞが了させてください。 

[； or 1| キみセル I 


更新パッケージ保存フォルダの削除を巧認します。 

(更新パッケージの保存フォルダが存在しない場合は、表示されません。） 

更新パッケージを削除するか削除しないかを指定して[次へ]をクリックします。 



アンインストールが路了するまでしばらくお待ちください。その間、いくつかのアンインストール画面が表 
示されます。 

アンインストールが終了します。 

[OK] をクリック後、 OS を再起動します。 （OS は自動で再起動しません。） 

X CLUSTERPRO のシステムを構築している場合は、ここで OS を再起動せずに、 CLUSTERPRO のソフ 
トウエア構築ガイドに従ってください。 





























7 . 2 アンインストール時のを意事項 


■ ESMPRO / ServerManager アンインストール時のメツセージ 

Windows Server 2008 R2 / Windows 7において ESMPRO/ServerManager のアンインスI—ルを実行すると、エクスプ 
口ーラが動作を停止したとのメッセージが表示される場合があります。ただし、アンインストールは正常に終了して 
おり、システムに影響はありません。 

■プログラム互換性アシスタントダイアログボックスのメ ッセー ジ 

ESMPRO/ServerManager のアンインスIル終了後、環境によっては「このプログラムは正しくアンインスIルさ 
れなかった可能性があります」とのメッセージが表示される場合があります。アンインストールは正常に終了してい 
ますので、[このプログラムは正しくアンインストールされました]、または[キャンセル]ボタンをクリックして終了し 
てください。 

■巧 起動時の エラーメッセージ 

InstallShield 2008の不具合によリアンインストール後のネリ回再起動のみな下のエラーメッセージが表示される場合が 
ありますが、アンインストールは正常に終了していますので、問題ありません。 


b¥PROGRA*1¥INSTAL*1¥l6342F*1¥setupexe 


〇 撒樵觀¥徽線鐵識 W 被請類ミ激赞お熬廳繳據族鑛 ysum ' や 



■ HP OpenView Network Node Manaaer のアラームカテゴリ 

HP Open View 連携をアンインスI—ルした場合、 HP OpenView Network Node Manager のアラームカテゴリに 
[ESMPRO トラップ]が削除されず残ってしまいますので、手動で削除してください。 
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が，を意事項 


ESMPRO/ServerManager をインストールした場合は、次の点を確認して < ださし、。 


化 / ESMPRO/ServerManaaer 


■インストールの際の確認 

• Windows Server 2003、または Windows Server 2008化降の OS 上に ESMPRO/ServerManager をインス！—ルす 
る場合は、 OS 上の[口ーカルセキュリティポリシ ー]- [認証後にクライアントを偽証]の設定でユーザーアカウント 

「Administrator」 を削除しないでください。 

• ESMPRO/ServerManager は、現在インスIルされているパ'—ジョンから古いバージョンへダウングレードでき 
ません。ちいバージョンを使用する場合は、いったんアンインストールしてから、再度インストールしてくださ 
し、。ただし、アンインストールすると登録巧みの情報はすべて削除されますのでご;'主意ください。 

参 ESMPRO/ServerManager をアップグレードするときは、あらかじめ、 ESMPRO/ServerManager にログインして 
いる Web ブラウザをすべてログアウトしてください。ログインした状態で ESMPRO/ServerManager をアップグレ 
-ドした場合、アップグレード後の操作でブラウザ上にエラーがま示されることがあります。 

本現象が発生した場合は、 ESMPRO/ServerManager にログインしているすべての Web ブラウザを閉じた後、な下 
のサービスを再起動してください。 

- ESMPRO/SM Web Container 
— ESMPRO/SM Common Component 

参インストール中 I こな下のいずれかのメッセージが表示された場合は、インストールを再実行してください。 

「共通コンポーネントに必要なファイルの書き込みに失敗しました」 

「共通コンポーネントに必要なファイルのクローズに失敗しました」 

参 ESMPRO/ServerManager をアップグレード後、最初の Web ブラウザ起動画面の表示が不正になる場合があります。 
この場合、な下の手順に従って操作してください。 


[Internet Explorer 8] 

1. [セーフテイ]メニューをクリックします。 

2. [閲 K の履歴の削除]を選択します。 

3. [インターネットー時ファイル]をチェックします。 

4. [削除]ボタンをクリックします。 


[Internet Explorer 7] 

1. [ツール]メニユーをクリックします。 

2. [閲 K の履歴の削除]を選択します。 

3. [ファイルの削除…]ボタンをクリックします。 

4. 確認ウインドウで[はし、]をクリックします。 

5. [閉じる]ボタンをクリックします。 


41 








[Firefox 3.5 / 3.6] 

1. [ツール]メニューをクリックします。 

2. [最近の履歴を消去]を選がします。 

3. [消'モする項目]ボタンをクリックします。 

4. [キャッシュ]を選択します。 

5. [今すぐ消去]ボタンをクリックします。 


■ Windows ファイアウオールの設定 


Windows ファイアウォールが有効になっている場合、 Web クライアント、および、管理対象サーバとの通信が遼断さ 
れるため、正常に動作しません。 


Windows ファイアウオールを有効にして ESMPRO/ServerManager を使用する場合は、必要なポートを開いて使用して 


ください。 


H ESMPRO/ServerManager で利用するポート、プロトコルは、「せ録利用ポーいプロトコル J を参照してく 
ださい。 


■複数の ESMPRO / ServerManager の利用時 

1台の管理対象コンポーネントを最大3台の ESMPRO/ServerManager からリモート管理できますが、 lil 下の点にご;'主意 
ください。 

• マネージメントコントローラ管理機能は、必ず1つの ESMPRO/ServerManager で管理して < ださい。 

• RAID システム管理機能、および ExpressUpdate 機能は、必ず1つの ESMPRO/ServerManager で管理してください。 
複数の ESMPRO/ServerManager に同じ管理対象コンポーネントをを録する場合は、管理対象コンポーネントの 
RAID システム管理機能、および ExpressUpdate 機能を未登録に設定してください。 

参 ESMPRO/ServerManager PXE Service は複数利用しないでください。同ーネットワーク上の1台の管理 PC 上での 
み起動してください。 

• 同じ屋体上の複数の EM 力ードおよびブレードサーバは1つの ESMPRO/ServerManager で管理してください。 

■パワ ー OFF 、 パワーサイクル、リセット 

管理巧まサーバ上の 0S 状態に関わらずハードウIアで制御するため、システム破壊などの可能性があります。運巧に 
は十分ごを意ください。 

■ BIOS セットアップユーティリティが起動されている状態でのパワ ー OFF 、 パワーサ 
イクル、リセット操作 

管理巧まサーバが BMC 搭載装置の場合、管理対象サーバ上で、 B に S セットアップユーティリティが起動されている状 
態で、パワ ーOFF、 パワーサイクル、リセット操作をしないで〈ださい。 BMC のコンフィグレーシヨン設定の[通報] 
が"無効"じなります。 
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■ OS シャットダウンについて 

ESMPRO / ServerManager は、管理対象コンポーネント上の Agent モジュールに巧して OS シャットダウンを指示します。 
優先順位は、 ESMPRO/ServerAgent Extension 、 ESMPRO / ServerAgent、ExpressUpdate Agent となります。 
ESMRPO/ServerAgent Extension、ExpressUpdate Agent が OS シャットダウンを制御する場合は、 
ESMPRO / ServerAgent の「マネージャからのリモートシャットダウン/リブートを許可する」設定に関わらず、 0 S シ 
ャットダウンを行ないます。 

■ IPMI 情報の取得 

管理巧まサーバが電源 OFF 状態では、マネージメントコントローラ情報と保守交換部品情報 ( FRU ) の一部のレコードを 
読み込むことができません。 

また、一部センサの現在の状態を読み込むことができません。 

■リモートコンソールの同時接続 

1つの ESMPRO / ServerManager が管理巧象サーバのリモートコンソール操作しているときは、化の 
ESMPRO / ServerManager はその管理対象サーバに対してリモートコンソールを実行できません。 

管理巧まサーバは1つの ESMPRO / ServerManager へだけ、リダイレクシヨンデータを送信することができます。 

■ 0 S 起動前または DOS 起動時のリモートコンソール 

管理巧まサーバ上でグラフィック画面がま示されている場合は、リモートコンソールで正しくま示されません。管理 
対象サーバがテキスト画面の場合のみリモートコンソール画面が表示されます。 

また、 DOS 上の日本語を表示する場合は、な下の;'主意事項があります。 

• あらかじめ管理巧象サーバの BIOS セッ ト アップ ユーティリティで [ Server ] - [Console Redirection ] - [Terminal 
Type ] を [ PC - ANSI ] に変更してください 。 （lOS Se 山 p に Terminal Type 項目が存在しない管理対象サーバの場合、 
Terminal Type は PC - ANSI に設定されているため、そのまま使用できます。） 

参 DOS は英語モード(日本語ドライバなし)で起動して〈ださい。このとき、管理対象サーバ上では正しく表示されま 
せんが、 ESMPRO / ServerManager 上のリモートコンソールでは日本語が表示されます。 

■リモートコンソールが中断される場合 

管理巧まサーバが電源 ON 直後、 DOS ブート中、リムーバブルメディアにアクセス中のときは、リモートコンソールか 
らキー入力ができない場合や、キー入力された画面のま示が遅れる場合があります。 

■特巧文字の表示 

BIOS からのリダイレクシヨンによるリモートコンソール画面は、な下の場合に正しく表示されません。 

参 Terminal Type 

管理対象サーバ上の BIOS セットアップユーティリティで Terminal Type 力 { pC - ANSI な外に設定されている場合、 
POST や DOS の画面の日本語をリモートコンソールで正しくま示されません。 

参特巧文字 

置線や矢 E 口が正し < 表示されません。また、半角左矢 E 口は表示されません。 

参ユーザー定義フォント 

ユーテイリテイ独自のフォントが使用されている場合は、表示されません。 
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■リモートコンソール上に不正なキー入力が表示される場合 

管理巧まサーバが BMC 搭載装置の場合に、モデム接結またはダイレクト接結で、管理対象サーバで Windows 起動時の 
Special Administration Console 画面のリ モートコンソー ルや Linux からのリダイレク シヨン によるリ モートコンソー ル 
中に、 ESMPRO / ServerManager から BMC へコマン ドを発巧すると、管理対象サーバ上に意図しないキーが入力される 
ことがあります。 

■リモートコンソール上にキー入力できない場合 

• 管理対象サーバの電源 ON 直後、 DOS ブート中、リムーバブルメディアにアクセス中のときは、リモートコンソー 
ルからキー入力ができない場合や、 キー入力された画面の表示が遅れる場合があります。 

• リモートコンソールは IPMI 準拠の Serial Over LAN ( SOL ) 機能と BIOS の Serial Redirection 機能を使って実現してい 
ます。リモートコンソール経由で操作する管理対象サーバのファームウエア ( BIOS 等)/ソフトウ X アカ { VT 100 端末 
エミュレータ(ハイパーターミナル等)で制御できないキーコードを期待している場合リモートコンソールからも 
操作できません。詳細は、各ファームウエア■ソフトウ X アのドキュメントを参照して〈ださい。 

■ RAID EzAssist Configuration Utility の起動 

LAN 経由のリモートコンソールから RAID EzAssist を操作する場合は、 BIOS セットアップユーティリティで 、 Console 
Redirection の項目を Disable に設定し、再起動した後 、 RAID EzAssist を起動してくだ'さい。 

■電力管理 

• 管理対象サーバの電力値測定における測定結果は、+/-10%程度の誤差を含みます。 

参電力値は 、 Power Cap value にまで達しない場合があります。 

電力制御は 、 CPU / メモリの周波数を下げることによりシステムの消費電力を下げます。 

CPU / メモリのスロットリング値が1000/〇に達している場合には、それな上には電力値は下がりません。 

電力監視/電力制限機能の詳細に関しては ExpressPortal サイトのな下のリンクホを参照してください。 
http :// www . nec . co . jp / products/express 
「 PC サーバのサポート情報」 

一「カテゴリから選択する-巧術情報」 

一「オプション-リモートマネージメント関連」 

一 「 Express 5800巧術情報」 



■ CPU ブレード自動を録 

CPU ブレード自動を録の接続チェックでエラーが発生した場合は、各 CPU ブレード(管理対象サーバ)の[サーバ設定]- 
階続設定]から接続チェックを実行して〈ださし、。 CPU ブレード自動を録を再実行しなくても、接続チェック終了後に 
サーバを操作できるようになります。 

CPU ブレード自動を録設定によって、特定の IP アドレスを1つの CPU ブレードから別の CPU ブレードに設定し直した 
場合 ( CPU ブレードを置換して CPU ブレードを自動を録した場合など)は、管理 PC の ARP テーブルじちい情報が残って 
いるために CPU ブレードと通信できないことがあります。情報が更新されるまで数分待つてから、接続チ エックを実 
行してください。 
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■ ESMPRO/ServerManager と DianaScope Agent 、 または ESMPRO/ServerAgent 
Extension の共巧 

管理対象サーバがアドバンスドリモートマネージメントカードまたは EXPRESSSCOPE エンジンシリーズを搭載して 
いる場合、 ESMPRO / ServerManager は自身のサーバを管理することができます。 

管理巧象サーバが標準 LAN ポートを使用する BMC を搭載している場合、 ESMPRO / ServerManager は自身のサーバを管 
理することはできません。 ESMPRO/ServerManager と DianaScope Agent 、 または ESMPRO/ServerAgent Extension 
を同ーサーバにインス I ルすることはできますが、 ESMPRO / ServerManager がインス I ルされているサーバ への 
通信が 0 S によって内部的に処理されてしまい、 BMC との通信することができません。 

■ JIS 2004対応 

本バージョンの ESMPRO / ServerManager は 、 Windows Vis ね、および Windows Server 2008な降の OS でサポートされ 
た新しい文字コードの規格である J に2004には巧応しておりません。そのため、 J 旧2004で追加された文字(おもに第=、 
第四水準の漢字)を各種設定画面で入力したり、表示したりすることはできません。 

また、インストーラが誤動作する恐れがありますので、それらの文字をインストール時のインストールパスに使用し 
ないでください。 

■ EM カードのを録 

参 EM カードを登録する場合、 SNMP 管理とマネージメントコントローラ管理の両方を有効にしてください。 

• 自動登録や接続チェックの際にどちらかの通信が失敗した場合、両方の管理が無効になり EM カードとして認 i 哉さ 
れません。 

その場合、正しい接続設定後に再度接続チェックしてください。 

• オペレーションウィンドウから EM 力ードを登録した場合、 ESMPRO / ServerManager 上では EM 力ードは登録状態 
が無効で登録されるため、管理するためには再度接続チェックして〈ださい。 

■リモート制御 

W 下のを件をすべて满たしている場合、 ESMPRO / ServerManager からリモート制御が動作しません。 

• Windows Vis ね、または Windows Server 2008な降の OS を搭載したコンピュータ上に ESMPRO / ServerManager を 
インストールした場合 

• 管理対象サーバが、な下の何れかの BMC を搭載している場合 

- 標準 LAN ポートを巧用する BMC 

- マ ドバンスドリモートマネージメントカードまたは相当 BMC 
参管理対象サーバが電源 OFF 状態の場合 

上記に該当するコンピュータを管理巧象サーバとする場合は 、 Windows Vista 、 または Windows Server 2008な前のバ 
—ジヨンの OS 上じ ESMPRO / ServerManager をインス I ルしてください。 


■監視画面の表示 

アラートビューアを起動したまま、 ESMPRO / ServerManager の監視画面を終了し再度起動すると、すでに表示されて 
いるアラートビューアの画面が書き換わってしまい、な降の画面の動作がおかしくなることがあります。 

その場合は、監視画面■アラートビューアをいったんお了し、再度起動してください。 
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■ ESMPRO / ServerManager , ESMPRO/Server Agent のバージヨン 

ESMPRO / ServerManager の製品バージョンが ESMPRO / ServerAgent の製品バージョンよりも古い場合の監視は、サポ 
ートしていません。 

ESMPRO / ServerManager の製品バージヨン含 ESMPRO / ServerAgent の製品バージヨンとなるように、 
ESMPRO / ServerManager のアップデートしてください。 

■他社製 SNMP 管理アプリケーションとの共存 

SNMP トラップを受信する他社製 SNMP 管理アプリケーションと ESMPRO / ServerManager とが共をしている場合は、 
トラップ受信ポートの競合が発生し、どちらか一方の製品で SNMP トラップを受信できな < なることがあります。そ 
のような場合は下記に示す方まで回避することができます。 

[回避策] 

他社製 SNMP 管理アプリケーションが OS 標準の SNMP Trap Service を使用したトラップ受信をサポートしている 
場合は、 ESMPRO/ServerManager のアラートビユーアの[アラート受信設定]で!; SNMP トラップ受信モま]を [SNMP 
トラップサービスを巧用する]に変更することで回避できます。 

■ DHCP の使用 

ESMPRO では IP アドレスを元に通信します。そのため、 ESMPRO / ServerManager 、 ESMPRO / ServerAgent のインス 
卜ールされた OSI こおいて、 IP アドレスが動的に変わる DHCP は使用しないでください。 


■ SNMP トラップ送信先の設定 

ESMPRO / ServerManager , ESMPRO / ServerAgent を同じコンピュータにインス I ルして使用する場合、そのコンピ 
ュータの SNMP トラップ送信先にはループバックアドレス (127.0.0.1) ではなく、 LAN ボードに割り当てた IP アドレスま 
たはホスト名を指定してください。127.0 .0.1 を指定すると、アラートビューアでの表示が"不明なサーバ"となること 
があります。 

ただし、ネットワークにを続しないコンピュータではぶに127.0 .0.1 の指定を必要とすることがあります。下記の[ネッ 
トワークにを続しないコンピュータでの監測を参照して < ださい。 

もし、この指定に設定してもアラートビューアでの表示が 
コンポーネント 不明なサーバ 

アドレス 127.0 .0.1 

となる場合は、[サーバ設定]のけ妾続設定]で、管理対象サーバの IP アドレスを127.0 .0.1 に変更してください。 

■ネットワークに接続しないコンピュータでの監視 

物理的にネットワークに f 妾続しないコンピュータに、 ESMPRO / ServerManager , ESMPRO / ServerAgent をインス I ' — 
ルし、自身のコンピュータを監視する場合は W 下の手順に従って操作してください。 

• サーバの自動を録時に IP アドレス範囲指定検索し、開始/終了アドレスに「127.0.0.1」を指定します。 

参 SNMP トラップの送信先に「127.0.0.1」を指定します。 

すでに管理対象サーバを登録巧みの場合は、いったんサーバを削除した後、自動を録してください。 
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■ ESMPRO ューザグループ 

ESMPRO/ServerManager は ESMPRO ユーザグループ(デフオルト Administrators ) によリセキュリティを管理している 
ため、この情報にアクセスできないと正常に動作することができません。 

な下の点にごを意ください。 

• ESMPRO/ServerManager のインストール後、 ESMPRO ユーザグループの削除/名称変更などはしないでくださし、。 

• ESMPRO ューザグループをグローバルグループとしてを録している場合、 ESMPRO/ServerManager マシンの起動 
前にドメインコントローラが起動するように運用してください。 

■ 0 S のアップグレードインストール 

ESMPRO/ServerManager がインス I •'―ルされている環境をお下の 0 S へアップグレードする場合は、 
ESMPRO/ServerManager を本パ'—ジョンにアップグレード後、 OS をアップグレードしてください。 

それお^外の OS へアップグレードする場合は、 ESMPRO/ServerManager のアンインス1ル後、 0 S をアップグレード 
して〈ださい。 

— Windows Server 2003, Windows Server 200 3 R 2 
— Windows Vista 
— Windows Server 2008 


■サーバ状態/構成情報の表示 

ESMPRO / ServerManagerVer 5.23 な前からのアップデートインストールの場合、管理対象サーバの装置構成によって 
は、[サーバ状態/構成情報]の各項目選択時、情報表示に時間がかかることがあります。その場合、な下を設定して〈 
ださい。 

• 表示自動更新間隔を5秒(デフナルト値)から60砂に変更して〈ださい。 

JavaScript による動的な自動更新間隔を伸ばすことにより、管理巧象サーバ上の ESMPRO/ServerAgent へのアクセ 
ス負荷を減らすことで情報表示にかかる時間を短縮できます。 


<設定を更箇所> 

[環境設定]-[オプシヨン設定]-[表示自動更新]-[更新間隔] 

■ネットワーク速度の表示 

参 Linux サーバを監視した場合、管理対象サーバの[サーバ状態/構成情報]のネットワークー般情報画面のスピードが 
表示されません。スピードは装置側でご確認ください。 

参スピードが lOGbps な上のネットワークインタフエースを実装している Windows サーバを監視した場合、管理対象 
サーバの[サーバ状態/構成情報]のネットワークー般情報画面のスピードに表示される値が正しくないことがあり 
ます。スピードは装置側でご確認ください。 

• LAN ケーブルが接続されていないネットワークインタフエースを実装している Windows Server 2008がインスト 
ールされているサーバを監視した場合、管理対をサーバの[サーバ状態/構ホ情報]のネットワークー般情報画面のス 
ピードに正しくない値 (4, 294 MbDS ) が表示される場合があります。 
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■ネットワークステータスの表示 

Windows Vis ねがインストールされているコンピュータを監視した場合、ネットワークが稼働中であっても、管理対象 
サーバの[サーバ状態/構成情報]のネットワークー般情報画面のステータスに[休止中]と表示されることがあります。そ 
の場合、ステータスは装置側でご確認ください。 

■チーミングしているネツトワークインタフエースの表示 

Windows Vista / Windows 7 / Windows Server 2008 / Windows Server 2008 R 2 がインス I —ルされているコンピユー 
夕でネッ トワークインタフ X - スをチーミングしている場合、管理対象サーバの[サーバ状態/構成情報]のネットワー 
ク 情報が正し 〈表示され ない ことがあ ります。 ネットワーク 情報は装置側でご確認ください。 

■ HP OpenView Network Node Manager(NNM) との共存 

• ESMPRO/ServerManager をインストールした環境に NNM をインス I ルする場合は、 NNM をインス I ルする 
前にな下の手順 I こ従って作業してください。 

1. アラートビューアの[アラート受信設定]の [SNMP トラップ受信方对で [SNMP トラップサービスを使用する] 
を選択します。 

「設定変更を反映させるため、管理コンピュータの再起動を行ってください。」というダイアログボックス 
が表示されますが、アラートビューアを終了させた後、シャットダウン/再起動せずに次の操作に従います。 

2. ESMPRO 関連アプリケーシヨンをすべて終了します。 

3. OS の[管理ツール]の[サービス]から、 ESM Base Service を停止します(依をするサービスもすベて停止しま 
す)。 

上記作業後、 NNM をインストールし、 OS を再起動します。 

• NNM をインス！ルした環境に、 ESMPRO/ServerManager をインス！ルする場合、 ESMPRO/ServerManager 
のインストールが終了したら、 OS を再起動し、な下の手順に従って作業してください。 

アラートビューアの[アラート受信設定]の [SNMP トラップ受信方ま]で [SNMP トラップサービスを使用する]を選 
択します。 

上記作業後、 OS を再起動します。 

■ OS の省電力機能 

• ESMPRO/ServerManager をインストールしたコンピュータが省電カモードに移行すると、 
ESMPRO/ServerManager の機能(アラート受信、サーバ状態監視等)が動作を停止します。省電力機能は無効にし 
て運巧されることを巧奨します。 

参管理対象サーバのネットワークアダプタの設定で Wake On Directed Packet をち効にしていると、管理対象サーバ 
が省電カモードに移行しても、 ESMPRO/ServerManager のサーバ状態監視機能による定期的なパケット送信によ 
り、管理対象サーバがすぐに復帰します。このような場合は、 Wake On Directed Packet を無効に設定してくださ 
い。 
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■Windows Vista へのインス I —ル時に Windows ログにを録されるイベント 

ESMPRO/ServerManager を Windows Vis ねへインスIルすると、 W 下のようなイベントが Windows ログ(システム) 
に登録されることがありますが、問題はありません。 


ソース 

: Windows Detender 

ィベン HD 

: 3004 

レベル 

:警告 

説明 

: Windows Defender リアルタイム保護エージェントで、変更が検出されました。これらの変更 

したソフトウェアに潜在的リスクがないか分巧することをお勧めします。これらのプログラ 

ムの動作方法に関する情報を使用して、これらのプログラムの実行を許可するか、コンピユ 

-夕から削除するかを選巧できます。プログラムまたはソフトウ X ア発行をを信頼できる場 

合のみ、変更を許可してください。 Windows Defender は許巧された変更を元に戻せません。 


■インストール時にイベントログに登録されるイベント 

ESMPRO/ServerManager をインストールすると、な下のようなイベントがイベントログ(アプリケーシヨン)に登録さ 
れますが、セキュリティ上の問題はなく、特に対処の必要はありません。 

ソース ： WinMgmt 


ィベン HD 

: 5603 

レベル 

:警告 

説明 

プロ バイダ ServerManager WMI Support extension は WMI 名前空間 

Roo が NEC¥ESMPRO¥SM¥WSX にを録されましたが、 HostingModel プロパティが指定され 

ませんでした。このプロバイダは Loca に ystem アカウントで実行されます。このアカウント 

には特権があり、プロバイダがユーザ要求を正し < 偽装しない場合はセキュリティ違反が起 

こる可能性があります。プロバイダのセキュリティの動作を確認し、プロバイダを録の 

HostingMode ヴロパティを、必要な機能が実行できる最小限の権限を持つアカウントに更新 


して〈ださい。 

プロバイダ名としては上記のほかに ESMPROProvider があります。 

ソースや説明は OS によって違いがあることがあります。 

■管理対まサーバのリプレース 

管理対象サーバをリプレースした場合、サーバ名 ■ IP アドレス等の設定が同じ場合でも、そのままでは、新しいサー 
, 《が認識されず、サー/《状態や構成情報が表示されません。 

対象のサーバを一旦削除し、再度自動登録を行ってください。 
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■自動登録 

参オペレーションウィンドウにのみ登録されている管理対象サーバは、自動を録の検索範囲外であっても自動登録 
の結果 一 K に表示され、 ESMPRO/ServerManager に管理対象サーバとしてを録されます。 

参自動登録の検索範囲巧に、 Ver. 4.1 未满の ESMPRO/ServerAgent などの管理対象外サーバが含まれている場合、 
ESMPRO/ServerManager にはを録されませんが、オペレーションウィンドウには登録されます。 

• SNMP 管理のみで CPU ブレードを登録して®体情報を作成後、同じ屋体に実装されている別の CPU ブレードをマ 
ネージメントコントローラ管理をち効でを録する場合は先にを録した SNMP 管理の CPU ブレードを削除して再を 
録してください。 

参自動登録中や接続チ X ック中は、別の操作や画面移動をしないでください。 

• 自動登録の検索範囲巧に接続チてックしていないサーバがある場合は、必ず接続チ I ック後、自動登録してくだ 
さい。 

• 自動登録で発見されたサーバは、オペレーションウィンドウ上では正しいマップ配下に登録されない場合があり 
ます。必要に応じて手動でアイコンを移動してください。 

■オペレーションウィンドウ上で管理対象マシンを手動を録した場合 

オペレーションウィンドウ上で管理対象マシンのアイコンを手動登録した場合は、 Web GUI 上に、対応するコンポー 

ネントを表示しません。 

表示するには、 WebGUI 上で自動登録を行なって < ださい。 


■ VMware 認証 

VMware ESXi 5サーバと ESMPRO/ServerManager 間で、 VMware 認証を行うと ESMPRO/SM CommonComponent サ 
-ビスを再起動するまで、同じ認証情報（ユーザ名/パスワード）を利巧します。そのため、 VMware 認証したサーバ 
について、接結設定画面で認証情報を変更したり、一旦サーバ登録を削除した後サーバを再登録し、新しい認証情報 
を設定した場合も、前の認証情報を使って認証を試みます。新しい認証情報は、 VMware 認証が失敗するか、サービス 
を再起動後に利用します。 


■管理対象マシンのプロパティ情報を変更する場合 

オペレーシヨンウィンドウ上でアイコンのな下のプロパティを変更した場合は、 Web GUI 上に反映されません。 
-別名 

- IP アドレス 
- SNMP コミュニティ名 


- UUID 


変更は、 Web GUI 上の接続設定画面にて行なってください。 


H オペレーシヨンウインドウで管理されている"別名"と、 Web GUI で管理されている"別名"はそれぞれ異なり 
ます。 


■状態監視間隔の変更 

SNMP 状態監視間隔の既定値は1分です。 

状態監ネ見間幅を変更する場合は、オペレーションウィンドウ上のサーバアイコンプロパティ[サーバ状態監視間隔(分)] 
を変更してください。 
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■システムエラーからの 回復 

万が一、システムエラーが発生した場合は、画面の指示に従ってくださぃ。 

指示がなぃ場合は、ブラウザを再起動してくださぃ。 

■管理対象サーバが通信不能となった場合 

[サーバ状態/構成情報]ツリーを表示した状態で、サーバがダウンしたリネットワークの問題等で通信不能となったり 
した場合、[グループ]または[憧体]ツリーのサーバアイコンが不明ステータスとなります。その時に表示してぃる構成 
情報ツリー項目の状態をは最新の情報とは限りません。[グループ]または[憧体]ツリーより対象サーバのアイコンをク 
リックし、[サーバ状態/構成情報]ツリーを再表示して〈ださぃ。 

■サーバの構成変更 

[サーバ状態/構成情報]ツリーを表示した状態で、サーバ構ホを変更いードディスクドライブの挿巧など）した場合、[サ 
ーバ状態/構成情報]ツリーにサーバの構成変更が反映されません。 

構が変更した場合は、[グループ]または[屋体]ツリーに表示されてぃる対象サーバのアイコンをクリックし、[サーバ状 
態/構が情報]ツリーを再表示してください。 


■ EM カード状態/構成情報の表示 

[EM 力ード状態/構風青綱ツリーを表示中に、装置側で CPU ブレードの挿巧などのハードウエアの変更、または、 EM 
カードの電源冗長モードのを至など構成情報に影響のある設定変更を行った場合は、[グループ]または [* 体]ツリーか 
ら再度 EM 力ードのアイコンをクリックし、 [EM カード巧態/構成情報]ツリーを再表示してください。 

■Web ブラウザでページが閲覧できない場合 

ESMPRO/ServerManager、 または ESMPRO/ServerManager の後にインスIルしたアプリケーシヨンを起動すると、 
Web ブラウザに、「ページを表示できません」、「サーバーが見つかりません」とメッセージが表示されページが閲覧で 
きない場合は、 ESMPRO/ServerManager と化のアプリケーシヨンが使用するポート番号が重複している可能性があり 
ます。 

「6.インストールを終えた後に」の 「Tomcat との共巧」に記載している手順に従ってください。 

■ RAID の操作 

[サーバ状態/構成情報]ツリーで RAID に関連する操作時のを意事項等に関しては、管理対象サーバにインストールされ 
ている Universal RAID Utility(Ver.2.1W 降)のユーザーズガイドを参照してください。 

■ア ラート ドリブンの ステータス 管理機能 

Windows アプリケーシヨンで提供していた、アラートの重要度によリサーバのが態を管理するアラートドリブンのス 
テータス管理機能は、 Web ブラウザではご使用になれません。 

Windows アプリケーシヨンで同機能を使用する設定にしていた場合、 Web サーバ側の Windows アプリケーシヨンのア 
ラートビユーアの起動/操作/が了により、クライアント側の Web ブラウザのサーバ状態色が変化してしまうため、サー 
バ状態を誤認する恐れがあり ます。 

Windows アプリケーシヨンのアラートビューアの、アラートドリブンのステータス管理機能は使用しない設定でお巧 
いください。 
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な .2 ExpressUpdate 


■ ExpressUpdate Agent のインス I —ル 

ExpressUpdate のソフトウェアのインストール機能を用いるには、各 0S 上でな下の設定が必要です。 

*1 設定を至は管理を (Administrator) 権限のあるユーザーで変更して〈ださい。 

*2 利用するポート、プロトコルは、「付録利巧ポーいプロトコル」を参照してください。 

• Windows XP の 場合 

1) Windows ファイアウォールを構成します。 

.[コントロール パネル]- [Windows ファイア ウナール]- [全概タブから[例外を許可しない]のチェックを外し 
ます。 

• [例外]から[ファイルとプリンタの共ち]をチェックします。 

2) ファイル共有を構成します。 

. [コントロ ールパネル]-[デスクトップの表示と テーマ]- [フォルダオプシ ヨン]- [表示]タブから[簡易ファイ 
ルの共ちを使用する]のチ;!：ックを外します。 

参 Windows Vis はの 場合 

1) Windows ファイアウナールを構成します。 

.[コント ロール パネル]-[セキ ュリテイ]- [Windows ファイアウ ホール]- [Windows ファイアウオールに よる プ 
ログラムの許巧]-[例外]タブから[ファイルとプリンタの共有]をチXックします。 

2) ファイル共ちを構成します。 

. [コン トロールパネル]-[デスクトップの表示とテーマ]-[フォルダオプシヨン]の[表示]から[簡易ファイルの 
共ちを巧用する]のチXックをかします。 

3) UAC を構成します。 

. [コントロール パネル]-[ユーザー アカウント]- [ユーザー アカウント]- [ユーザー アカウント制御のち効化ま 
たは無効化]-[ユーザーアカウント制御 (UAC) を巧ってコンピュータの保護に役立たせる]のチェックを無効 
にを至します。 

• Windows 7、 Windows Server 2008 R2 の 場合 

1) Windows ファイアウホールを構成します。 

.[コントロールパネル]-[システムとセキュリテイト [Windows ファイアウナール HWindows ファイアウオール 
を介したプログラムまたは機能を許可する]で、「ファイルとプリンタの共ち」を選択し、 [OK] を実行します。 

2) UAC を構成します。 

. [コントロールパネル]- [ユー ザーアカウント]- [ユー ザーアカウント]- [ユー ザーアカウント制御の変更]を選 
おし、阳ミ□しない]に変更します。 

• Windows Server 2003、 Windows Server 2003 R2 の 場合 

1 )Windows ファイアウホールを構成します。 

.[コントロール パネル]- [Windows ファイアウォール]-[全般]タブから[例外を許可しなし、]のチェックを外し 
ます。 

• [例外]タブから[ファイルとプリンタの共ち]をチェックします。 
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• Windows Server 2008の 場合 

1) Windows ファイアウホールを構ぶ:します。 

.[コントロールパネル]-[セキュリテイ]- [Windows ファイアウナール]- [Windows ファイアウオールによるプ 
ログラムの許巧]-[例外]タブから[ファイルとプリンタの共有]をチ X ックします。 

2) UAC を構成します。 

. [コントロールパネル]- [ユーザー アカウント]- [ユーザー アカウント]- [ユーザー アカウント制御のち効化ま 
たは無効化]の[ユーザーアカウント制御 (UAC) を使ってコンピュータの保護に役立たせる]のチェックを無効 
じ変更します。 

• Windows Server 2008 R2 Server Core の 場合 

1)Windows ファイアウナールを構成します。 

1-1) Windows Server 2008 R2 Server Core の Windows Firewall をリモートから設定するために管理対象装 
置とは別に一台装置(な下「リモート PC」） を巧意します。 

1-2) Windows ファイアウォール設定をリモート PC から変更できるようにします。 

Windows Server 2008 R2 Server Core 上のコマンドプロンプトでな下を入力します。 
netsh advfirewall set currentprofile settings remotemanagement enable 
1-3) リモート PC で [ファイル 名を指定して実行]を選巧し、 「mmc」 と入力します。 

1-4) ファイルースナップインの追加と削除で、[セキュリティが強化された Windows ファイアウナール]を追 
加します。サーバ名として、対象 OS(Windows Server 2008 R2 Server Core) のホスト名を入力します。 
なお、ホスト名は 「hostname」 コマンドで取得できます。 

1-5) 受信の規則で、[ファイルとプリンタの共有]を選巧し、[規則のち効化]を実行します。 

• Linux OS の 場合 

*1 設定方まは各 Distribution の説明書を参照して < ださい。 

1) ファイアウホールを構成します。 

.SSH 経由でリモート PC からログインできるように設定します。 

2) SSH を構成します。 

.SSH 経由で、ユーザ 「root」 を用いてログインできるようIこ設定します。 

—般的には、 sshd の設定ファイル 「/etc/sshd/sshd_config」 の PermitRootLogin をち効にすることで設定で 
きます。 
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ぶ•ゴ ESMPRO/ServerManager PXE Service 


■インストールの際の確認 

• ESMPRO/ServerManager PXE Service は、 Ver .1.01.01 未満のパ'—ジョンがすでにインス I ルされている場合、 
その他のパ'—ジョンへアップグレードできません。いったんアンインストールしてから、再度インストールして 
ください。ただし、アンインストールするとを録巧みの情報はすべて削除されますのでごを意ください。 

• ESMPRO/ServerManager PXE Service は、現在インス I ルされているバージョンからちいパ’ージョンへダウン 
グレードできません。ちいバージョンを使用する場合は、いったんアンインストールしてから、再度インストー 
ルしてください。 ただし、アンインストールするとを録巧みの情報はすべて削除されますのでご;'主意ください。 

■コンフィグレーション 

「 ESMPRO / ServerManagerVer . 5セットアップガイド」の「第2章2.2.2.1 ESMPRO/ServerManager PXE Service に 
よるコンフィグレーションのを意事項」を参照してください。 

■他の PXE サービスや、 PXE サーバ機能を持つソフトウェア 

ESMPRO/ServerManager PXE Service を開始させる前に、ネットワーク内の他の PXE サービスや、 PXE サーバ機能を 
持つソフトウェア ( DeploymentManager など)を停止させて < ださい。また、他の PXE サービスや、 PXE サーバ機能を 
持つソフトウェアを使巧するときは、サービスの開始やソフトウェアを起動する前に ESMPRO/ServerManager PXE 
Service を停止させて < ださい。 

この作業をしない場合、目的のサービスを開始できません。 

PXE サーバ機能を持つ主なソフトウェアを停止-開始する方法を示します。 

<DeploymentManager の場合 > 

Windows の [スター ト] メニュー から [ファイル 名を指定して実行]を選択してください。 

下のように入力して〈ださい。 DeploymentManager を 「 C:¥Program Files ¥ NEC ¥ DeploymentManager 」 に インスト 
ールした場合の入力例を示します。 

停止： 「" C:¥Program Files ¥ NEC ¥ DeploymentManager ¥ svcctrr ’ - stop 」 

開始：「" C:¥Program Files ¥ NEC ¥ DeploymentManager ¥ svcctrr ’ - start 」 

< リモートインストールサービスの場合 > 

停止： 3つのサービスを停止します。 Windows の[スターりメニューから [ファイル 名を指定して実行]を選択し 
て〈ださい。レ: I 下の コマン ドをそれぞれ実行してください。 

「net stop BINLSVC 」 

「net stop TFTPD 」 

「net stop Grovelerj 

開始：レ: I 下の手順に従ってください。 

1. Windows の[スタート]メニューから[プログラム]-[管理ツール]- [Active Directory ユーザーとコンピュ 
—夕]を選択します。 

2. [Active Directory ユーザーとコンピュータ]スナップイン内で[リモートインス I —ルサービス]サーバ 
コンピュータを見つけます。 

3. サーバコンピュータをちクリックし、プロパティをクリックします。 

4. [リモートインストール]タブぺージで、[サーバの確認]ボタンをクリックします。 

5. ウイザードの指示に従って設定します。 
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■ ESMPRO/ServerManager PXE Service のネツトワークブート処理の終了 

ESMPRO/ServerManager PXE Service のネットワークブート化理が終了するまで対象サーバを操作しないで < ださ 
い。 

操作した場合には、 ESMPRO/ServerManager PXE Service のネットワークブート化理が路了せず、 ESMPRO の[連携 
サービス]画面で、 ESMPRO/ServerManager PXE Service を停止できないことがあります。 

ネットワークブートの終了の際の詳細は 「 ESMPRO/ServerManager Ver . 5セットアップガイド」の「第2章 
2.2.2.4 ESMPRO/ServerManager PXE Service のネットワークブート処理実行状態の確認手順」を参照してくださし、。 

■ Windows ファイアウナールの設定 

管理 PC の Windows ファイアウオールがち効に設定されているとき、 ESMPRO/ServerManager PXE Service による 
BMC コンフィグレーシヨンを実行できない場合があります。 

この場合、管理 PC 側でな下のポートを開いてください。 


[巧まポート] 


を前(変更可能） 

ポート番号 

プロトコル 

任意の名前 

67 

UDP 

任意の名前 

69 

UDP 

任意の名前 

4011 

UDP 

任意の名前 

31200 

UDP 
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な . 4 管理対まサーバ 


■ Windows ファイアウオールの設定 


Windows ファイアウォールが有効になっている場合、管理 PC との通信が遮断されるため、正常に動作しません。 
Windows ファイアウォールを有効にして巧用する場合は、必要なポートを開いて巧用して〈ださい。 


H ESMPRO / ServerManager で利用するポート、プロトコルは、「付録利巧ポーいプロトコル」を参照してく 
ださい。 


■ SOL 対応 

SOL(Serial Over LAN ) とは 、 System BIOS またはコンソールレス対応 OS からシリアルポート2に出力されるリダイレ 
クシヨンデータを BMC 、 または vPro が取得し、 LAN 経由で送信することにより、 LAN 経由のリモートコンソールを実 
現する方式です。管理対象サーバが SOL 対応サーバかどうかは 「 ESMPRO / ServerManagerVer . 5セットアップガイ 
ド」の「付録 C 管理対象コンポーネント ー K 」 を参照してください。 

管理巧 まサーバ が SOU こ 対応している場合は、 Windows の Special Administration Console や Linux のリモー トコンソー 
ルを実現できる一方、 な下のを意事項があります。 

参シリアルポート2の利用制限があります。「3章管理対象サーバおよびネットワーク機器のを意事項」を参照して 
ください。 

• 管理巧象サーバが vPro 搭載装置の場合は、 Windows の Special Administration Console のリモートコンソールは実行 
できません。 

また、 SOL に対応していない管理対象サーバにはな下の;'主意事項があります。 

• LAN 接続のとき、ユーティリティブートモードで電源制御を実行したときに、管理対象サーバ上で Windows また 
は Linux を起動させないで〈ださい。 Windows または Linux を起動できない場合があります。 

• LAN 経由のリモートコンソールから RAIDEzAssist を操作する場合は、 BIOS セットアップユーティリティで、 
[Console Redirection ] の項目を [ Disable ] に設定し、再起動した後 、 RAID EzAssist を起動してください。 

■ BIOS セットアップユーティリティが起動されているが態での電源操作 

管理巧まサーバが BMC 搭載装置の場合に、管理対象サーバ上で BIOS セットアップユーティリティが起動されている状 
態で、電源操作をしないで〈ださい。 BMC のコンフィグレーシヨン設定の[通報]が無効になります。 

■ DOS のリモートコンソール 

DOS のリモートコンソールを実行する場合は、管理対象サーバの BIOS セットアップユーティリティで [ Server ]- 
[Console Redirection ] - [AC 円 Redirection ] を [ Disable ] にを更してく ださい。 

BIOS セツトアップユーテイリテイに [ AC 円 Redirection Port ] 項目がない場合は、設定を変更する必要はありません。 
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■ Windows 起動後のリモートコンソール 

参管理巧象サーバが SOL に対応していない場合は、 Windows の Special Administration Console のリモートコンソール 
を LAN 経由で実行できません。 

参 Windows 起動後の Special Administration Console のリモートコンソールを実行する場合は、管理対象サーバの 
BIOS セットアップユーテイリテイで口 erver ] - [Console Redirection ] - [ AC 円 Redirection ] を 「 Enable 」 に変更して 
ください。なお、 [ AC 円 Redirection ] を 「 Enable 」 にすると、 POST 後の BIOS によるリモートコンソールが実行で 
きなくなります。 

[ AC 円 Redirection ] がない場合は 、 [Console Redirection after POST ] 力《 「 Enable 」 であることを確認してください。 

■ OS シャットダウン 

管理巧まサーバの 0 S が Windows Server 2008な降の OS の場合、な下の OS シャットダウン動作時は、キャンセルダイ 
ァログボックスが表示されないことがあります。 

• ESMPRO / ServerManager から OS シャットダウンを指示した場合 

• スケジュール運転により OS シャツトダウンが開始された場合 


■スケジュール運転による DC - OFF 中の OS シャツトダウン 

ESMPRO / ServerManager から設定する [ Agent 設定]-[スケジュール運転休止中の DC - ON 後、 OS シャットダウンをする] 
が有効の場合、休止期間(スケジュール運転による DC - OFF 状態の期間)中に、 ESMPRO / ServerManager からの電源制 
御な外の操作によって OS が起動すると 、 DianaScope Agent 、 または ESMPRO/ServerAgent Extension は OS シャット 
ダウンします。ただし、 ESMPRO / ServerManager からの電源制御であっても、ブート中じなんらかのエラーが発生し 
た場合は 、 DianaScope Agent 、 または ESMPRO/ServerAgent Extension により、 OS がシャツトダウンすることがあり 
ます。 
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ぶ•ぶ BMC コンフイグレーシヨン 

■ BMC コンフイグレーシヨン 

BMC コンフイグレーシヨン 情報を設定す るツールのう ち、 ESM PRO のセットアップでは 使用で きない ものがあります。 

• MWAAgent は使用できません。 

参管理対象サーバを EXPRESSBUILDER から起動して実行する[システムマネージメントの設定]は、同じ 
EXPRESSBUILDER に MVVA が格納されている場合は使用できません。 

• EXPRESSBUILDER のコンソールレス 機能は、同じ EXPRESSBUILDER に MVVA が格細されている場合は使用でき 
ません。 

■管理 PC を変更する場合 

通報先である管理 PC が置換された場合は、管理対象サーバ上の BMC が通報先を認識できない場合があります。管理 PC 
の IP アドレスがをわらない場合も、管理対象サーバ上の BMC コンフイグレーシヨンを再設定して < ださい。 

■ IP アドレスを自動的に取得する ( DHCP ) 機能 


BMC が管理 LAN 用ポートを f ま巧する管理対象サーバは、 DHCP サーバから IP ァドレスを自動的に取得する機能をサポ 
—卜しています。 

1 .ESMPRO は lil 下のバージョンでこの機能の設定に対応しています。最新版をダウンロードしてご利用くださし、。 


管理巧をサーバ 

DianaScope 

EXPRESSSCOPE エンジンシリーズを搭載している管 

理対象サーバ DianaScope Manager Ver .1.07.01 上 

DianaScope Manager Ver .1.0 7.011上 

DianaScope PXE Service Ver .1.0 2.00料上 

DianaScope Agent Ver .2.03.05 お上 

DianaScope Configuration Ver .1.02 iy > 上 

アドバンスドリモートマネージメントカードまたは ft 

リモートマネージメントカードを搭載している管理対 

象サーバ 

DianaScope Manager Ver .1.11.00 上 

DianaScope PXE Service Ver .1.03.00 料上* 1 

DianaScope Agent Ver .2.06.00 お上 

DianaScope Configuration Ver .1.021^ 上 


*1 ft リモートマネージメントカードを搭載している管理対象サーバには対応していません。 


IP アドレスを自動的に取得する機能をサポートしている管理対象サーバに対して、この機能の設定に未対応のモジユ 
ールを使用した場合は、な下の動作になります。 

- DianaScopeAgent がホ対応バージョンの場合、必ず[無測で BMC コンフイグレーションを登録します。 

また、必ず[無測で BMC コンフイグレーション 情報 ファイルを 作成します。 

- DianaScope Configuration が 未 巧応バージョ ンの 場合、必ず撫测で BMC コンフイ グ レーション 情報 ファ 
イ ルを作成します。 

- EXPRESSBUILDER のシステムマネージメント機能が未対応バージョンの場合、必ず[無効]でを録します。 

また、必ず[無効]で BMC コンフイグレーション 情報 ファイルを 作成します。 

- EXPRESSBUILDER のコンソールレス 機能が未対応 バー ジョ ンの 場合、必ず[無効]で BMC コンフイ グ レー 
シ ヨンを 登録します。 
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— ESMPRO / ServerManager が未巧応バージョンの場合 、 DianaScope Agent が対応バージョンで、かつ 、 IP 
アドレスを自動的に取得する機能が[ち測に設定されているとき 、 DianaScope Manager から晦効]に設定 
したり、 IP アドレスを変更したりすることができません。 

2. アドバンスドリモートマネージメントカードおよび ft リモートマネージメントカード 

アドバンスドリモートマネージメントカードまたは ft リモートマネージメントカードを搭載している管理巧象サ 
-バは、 IP アドレスを自動的に取得する機能をち効に設定しても、 BMC 力 《 DHCP サーバからの IP アドレス入手を 
即座に開始しない場合があります。 

その場合は、管理対象サーバを AC - OFF 後、 AC - ON して < ださい。 

■ BMC が使巧するポート 

BMC が標準 LAN ポートを使用する管理対象サーバで、 0 S が Linux の場合、 OS がポート番号 623( BMC が通信に利用する 
ポーりを使用すると、 ESMPRO / ServerManager から BMCI こ通信ができな< なります。 

その場合、管理対象サーバ側でな下を設定してください。 

1. services ファイル (/ etc / services ) にな下のエントリを追加して、ポート番号623をモ約します。 

asf-rmcp 623 /tcp ASF Remote Manaaement and Control Protocol 
asf-rmcp 623 /uclp ASF Remote Management and Control Protocol 

2. OS を再起動します。 

■ BMC コンフィグレーション 情報設定の初期化 

DianaScope Agent 、 ESMPRO/ServerAgent Extension の BMC コンフィグレーション情報設定の[ネ刀期値に戻す]、また 
は、 EXPRESSBUILDER から起動して実行する[システムマネージメントの設定]のロンフィグレーション]から[新規作 
成]した場合、 BMC コンフィグレーション情報のを項目に既定値が設定され、ネ刀期化されます。 

搭載されている BMC 力 s ' EXPRESSSCOPE エンジンシリーズ、アドバンスドリモートマネージメントカード、円リモー 
トマネー ジメン 卜力ードの場合 、 BMC Web サーバの IP アドレス設定もネ刀期化されます。 [ Web サーバの設定]の IP アド 
レス設定は BMC コンフィグレーション情報と共有しているためです。 

BMC コンフィグレーション情報と Web サーバの設定が共ちする内容はな下のとおりです。 

DHCP 設定 
IP アドレス 
サブネットマスク 
デフオルトゲートウエイ 

なお、 Web サーバの設定は、 W 下の方まで変更できます。 

• 管理対象サーバを EXPRESSBUILDER 力、ら起動し、[ツール]-[システムマネージメントの設定]-口 MC Web サーバ 
の設定]を選択します。 

• BMC Web サーバじログインし、睛定]-[ネットワーク]を選択します。 
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ぶ • が Web クライアント 


■複数のブラウザからの操作 

1台の Web クライアント上から複数のブラウザを開いて ESMPRO を操作することはできません。また、タブブラウズ 
機能を持つブラウザの場合、1つのブラウザ上の複数のタブから ESMPRO を操作することはできません。 

■コンフイグレーショ ン情報のダウン ロード 

ESMPRO の[連携 サービス]-[コン フイグ レーション 情報]で、 [コン フイグ レーション 情報フ ァイ ルのダウ ンロード] を 
クリックすると 、 Internet Explorer がフ ァイ ルのダウ ン ロードをブロックする場合があります。このとき Internet 
Explorer の情報バーにメッセージが表示されます。 

この場合はな下の操作で、ファイルをダウンロードできます。 

1. 情報バーをクリックします。 

2. [ファイルの ダウンロード]をクリックします。 

3. ファイルのダウンロードについての確認メッセージと情報をよく読んだ後、[保を]を選択します。 

■Java Plug-in の/くージョン 

ESMPRO 力、ら EXPRESSSCOPE エンジンシリーズへのログインを実行する場合、 Web ブラウザの Java 円 ug - in のバー 
ジョンを 5.0 W 上にしてください。 1.4.2 11な下の場合、 Web ブラウザが正常に動作しないことがあります。 


■ Internet Explorer 

• Internet Explorer 上に EXPRESSSCOPE エンジンシリーズへのログイン画面が表示されないことがあります。 
この場合 、 Internet Explorer の信頼;るみサイトゾーンに、 EXPRESSSCOPE エンジンシリーズの URL を追力日してく 
ださい。 

1 .Internet Explorer の[ツール]メニューから[インターネットオプション]を選択します。 

2. [セキュリティ]タブをクリックします。 

3. [イントラネット]アイコンを選択し、その下にある[サイト]ボタンをクリックします。 

4. [次の Web サイトをゾーンに追加する]のボックスに EXPRESSSCOPE エンジンシリーズの URL を入力します。 
EXPRESSSCOPE エンジンシリーズの IP アドレスカ <192.168.0.100 の場合、 URL は 「 http :// 192.168 .0.1 00」と 
なります。） 

5. [追加]をクリックし、その後 [ OK ] をクリックします。 

• Internet Explorer 上で、 Java アプレットのある画面が正常に表示されない場合があります。 

その場合な下に示す方まで回避することができます。 

-[コントロールパネル]- [ Java ] - [ Java コントロールパネル]の[詳細]タブから[ホ世代の Java 円 ug - in をち効 
にする]のチェックをかします。 
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■ Internet Explorer バージョン 7 な降をご使用時 

Web クライアントにて ESMPRO / ServerManagerVer . 5にログインし、長時間使用する場合 、 Internet Explorer の制限事 
項(詳細は Microsoft Knowledge Base 830555を参照してください)に抵触し、 Web クライアントでのメモリ使用量が増 
化することがあります(最大で1日口4時間)当たり約 10 MB 増加することがあります)。 

従って、 Web クライアントよリログイン後、長時間使用される場合はな下の対応をお願い致します。 

- 定期的に Web クライアントのログアウトしてくださし、。ログアウトにより Internet Explorer の制限事項に 
より増加したメモリが開放されます。 


■ Firefox の使用時 

Firefox 上で、 Java アプレットのある画面が正常に表示されない場合があります。その場合な下の何れかの方まで回避 
することができます。 

- Web ブラウザの Java Rug - in のバージヨンを最新のものに変更します。 

— Internet Explorer 上で表示します。 

-[コントロールパネル]- [ Java ] - [Java コントロールパネル] の[詳細]タブから[次世代の Java 円 叫- in をち効 
にする]のチェックを外します。 

■アラートビユーアの使用 

アラートビユーアを使用する場合、環境によっては、ブラウザでポップアップウィンドウを許可する設定が必要です。 
ポップアップウィンドウを許可していない場合、アラートビユーアが正しく動作しない可能性があります。 

■ブラウザの房るボタン 

ESMPRO / ServerManager を操作中にブラウザの展る]ボタン等のブラウザ機能を使用しないでください。 

画面表示が不正になる場合があります。 

その場合は、再度必要なリンクまたはボタンを選択してください。 

■自動ログアウト 

Web クライアントにて ESMPRO / ServerManager にログイン後、画面を操作せずに30分な上経過すると、自動的にログ 
アウトされます。 

操作を続行するためには再度ログインしてください。 
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な . 7 管理 PC で実行するアプリケーション 

■ ESMPRO ユーザグループ 

管理 PC で実行するアプリケーションを使用するユーザーは、 ESMPRO ユーザグループ(デフオルト Administrators ) に巧 
属させて〈ださい。 

■他社製 SNMP 管理アプリケーションとの共存 

SNMP トラップを受信する他社製 SNMP 管理アプリケーションと ESMPRO/ServerManager とが共存している場合は、 
トラップ受信ポートの競合が発生し、どちらか一方の製品で SNMP トラップを受信できなくなることがあります。そ 
のような場合は下記に示す方まで回避することができます。 

[回避策] 

他社製 SNMP 管理アプリケーションが OS 標準の SNMP Trap Service を使用したトラップ受信をサポートしている 
場合は、 ESMPRO / ServerManager のオペレーションウインドウから[オプション]-[カスタマイズ]-[自マネージャ] 
で [SNMP トラップ受信方ま]を [SNMP トラップサービスを使用する]にを至することで回避できます。 

■マネージャ間通信での DMI イベントの転送 

マネージャ間通信では DMI イベントは転送しません。 

■他の DMI 管理アプリケーションとの共存 

他の DMI 管理アプリケーションが同ーマシンにインストールされている場合、アラートビユーアでの DMI イベントの受 
信が正常に動作しないことがあります。 

ESMPRO/ServerManager と他の DMI 管理アプリケーシヨンは共巧させないようにしてください。 
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■ Ver . 3.2 未満の ESMPRO / ServerAgent . および、 DMI エージェントの監視 

ESMPRO / ServerManagerVer . 4.3 より、 Ver . 3.2 未満の ESMPRO / ServerAgen しおよび、 DMI エージェントの監視機能 
が削除されました。その結果、それらに巧してはな下のような動作となります。 

• 自動発見するとオペレーシヨンウィンドウにアイコンがを録されます。 

• 管理対象からの SNMP トラップおよび DMI イベントはアラートビューアに正常に表示されます。 

• Ver . 3.0 未满の ESMPRO / ServerAgent に対応するアイコンの[サーバ状態監測プロパティが加の場合、状態色が灰 
色(不明)となります。[サーバ状態監視]プロパティを〇讯こするか、アイコンを削除してください。 

• DMI エージェントのアイコンの[サーバ状態監谓プロパティが加であっても、 DMI による状態監視はしません。 

• Ver . 3.0 未满の ESMPRO / ServerAgen しおよび DMI エージェントでは、データビューア、グラフビューアによる情 
報の参照、統計情報自動収集機能による情報の収集をすることはできません。 

• ESMPRO / ServerAgent のストレージ及びファイルシステムの監視はサポートしていません。 

■複数のネットワークに属するコンピュータからの DMI イベントの受信 

複数のネットワークに属する(複数の IP アドレスを持つ)コンピュータからの DMI イベントは受信できないことがあり 
ます。 


■高負荷状態での ESMPRO / ServerManager の使用 

参 ESMPRO/ServerManager マシン側が高負荷の場合 

CPLM ま用率100%の状態が長く続いた場合など、非常に高負荷な状態で運用すると 、 「ESM Base Service と通信 
できなくなりました」というメッセージが表示されることがあります。 

ESMPRO / ServerManager は、アプリケーション <-> サービス (ESM Base Service ) 間で通信していますが、高負荷 
のため、タイムアウトで通信ができなかった場合にメッセージが表示されます。 

このメッセージが表示された場合は、マシンの負荷を下げてから再度アプリケーションを起動してください。 

• ESMPRO/ServerAgent マシン側が高負荷の場合 

ESMPRO/ServerAgent マシン側が高負巧状態の場合、 ESMPRO/ServerManager から ESMPRO/ServerAgent へ 
の通信に対する応答が返らないため、な下のような状況が発生することがありますので、を意して < ださい。 

- オペ レーショ ンウインドウ上の該当サーバのアイコンが グレー (灰色)表示になる。 

- データビューア 起動時にな下の エラーがま 示される。 

巧を機器に対する情報取得化理がタイムアウトしました。 

-対象機器が停止、または非常に高負荷な状態にある可能性があります。 

-ネットワークに異常が発生している可能性があります。 

- SNMP コミュニティ名が正しく設定されていない可能性があります。 

- データビューアで表示していた該当サーバの情報が"不明"になる。 
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■ ESMPRO/ServerManager と ESMPRO/ServerAgent 間のパケットの送受信 

ESMPRO / ServerManager と ESMPRO / ServerAgent 間では、 W 下のようなタイミングでパケットを送受信します。 

WAN での接続など、課金が問題となるようなシステムでの運用には十分ご;'主意ください。 

また、 DMI を使用したサーバの管理(オペレーシヨンウインドウのサーバアイコンの DMI エージェントが On のとき)では、 
大量のデータが流れますので、ご;'主意ください。 


DMI による管理は、 DMI を実装した他社サーバ-クライアント管理用です。 ESMPRO / ServerAgent をインストールし 
たマシンの管理に、 DMI を使用する必要はありません。 

オペレーションウィンドウによるサーバの自動発見時 

オペレーションウィンドウによるサーバの定常的な自動発見を設定した後、指定されたインターバルで 
オペレーションウィンドウより DMI エージェントがチェックされているサーバを削除したとき 
オペレーションウィンドウより DMI エージェントをを録したとき 
オペレーションウィンドウより DMI エージェントを Off にしたとき 
オペレーションウィンドウより DMI エージェントを On にしたとき 
オペレーションウィンドウより Remote Wake Up 実行時 
オペレーションウィンドウよりマネージャ間通信の設定後、不定期に 
SNMP トラップ受信時 
DMI イベント受信時 

OS 起動時、オペレーションウィンドウに登録されているすべての DMI エージェントに巧して 
データビューア起動後、約1分おきに 
グラフビューア起動後、約1分おきに 

統計情報自動収集設定後、指定されたサーバに巧して指定されたインターバルで 
サーバ状態監視のための約1分おきの定期的なポーリング * 

オペレーションウィンドウのサーバアイコンのプロパティで、"サーバ状態監視'を0けにすることにより回避するこ 
とができますが、オペレーシヨンウインドウ上のアイコンの色にサーバの状態が反映されなくなります。 


■ SNMP トラップ送信先の設定 

ESMPRO / ServerManager , ESMPRO / ServerAgent を同じ コン ピュータに インス I ルして使用する場合、その コン ピ 
ュータの SNMP トラップ送信先にはループバックアドレス (127.0.0.1) ではなく、 LAN ボードに割り当てた IP アドレスま 
たはホスト名を指定してくださし、127.0 .0.1 を指定すると、アラートビューアでの表示が[不明なサーバ]となることが 
あります。 

ただし、ネットワークに接続しないコンピュータではぶに127.0 .0.1 の指定を必要とすることがあります。下記の[ネッ 
トワークに f 妾続しないコンピュータでの監測を参照して〈ださい。 

もし、この指定に設定してもアラートビューアでの表示が 
コンポーネント 不明なサーバ 

アドレス 127.0 .0.1 

となる場合は、オペレーシヨンウインドウのサーバアイコンのプロパティで、 IP アドレスを127.0 .0.1 に変更してくだ 
さし、。 
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■ネットワークに接続しないコンピュータでの監視 

物理的にネットワークにを続しないコンピュータに、 ESMPRO / ServerManager , ESMPRO / ServerAgent をインス I ' — 
ルし、自身のコンピュータを監視する場合はな下の手順に従って操作してください。 

参オペレーションウインドウでの自動発見時 I こアドレスを指定し、開始/終了アドレスに「127.0.0.1」を指定します。 
• SNMP トラップの送信先に「127.0.0.1」を指定します。 

すでにサーバアイコンをを録るみの場合は、いったんアイコンを削除した後、自動発見してください。 

■温度センサのしきい値ダイアログボックス表示 

管理巧まの機器によっては、温度のしきい値設定画面に異常値の設定しか表示されないことがあります。 

この場合、スライダの表示が警告色(ま)と異常を(ホ)となっていますが、実際の状態表示では異常値よりほい温度は正 
常色(緑)が表示されます。 

■マネージャ間通信時のバージョン 

異なるカレントバージョンの ESMPRO / ServerManager 間でマネージャ間通信すると、アラートがホ目手先マネージャに 
を録されなかったり、データビューアの表示で一部の情報が表示されなかったりするなどの問題が発生することがあ 
ります。マネージャ間通信する場合は、事前に必要に応じてアップデートインストールし、 ESMPRO/ServerManager 
のカレントバージョンをそろえて使用してください。 

ESMPRO / ServerManager のカレントバージョンは、バージョン情報確認ツールで確認できます。 


■管理者 ( Administrator ) 権限を持たないユーザーでの運用 

ESMPRO ユーザグループには巧属するが、管理を ( Administrator ) 権限を持たないユーザーでログオンすると、アラー 
卜 ビューアの通報の設定機能を使用することはできません。 （ ESMPRO / ServerManager のインストール時に 、 ESMPRO 
ユーザグループとしてデフォルトの Administrators をそのまま指定した場合は該当しません） 

間違って操作した場合は、下記に示す方まで回避して〈ださい。 

[現を] 

アラートビュー 了 の[ツール]-[通報の設定]メニューより開かれる[通報受信手段の設定]画面でエージ X ントからの 
通報受信 ( TCP / IP ) の開始/停止を変更するとな下の問題が発生します。 

一開始状態(緑)から停止状態(ホ)に変更した場合 

[エージ I ントからの通報受信 ( TCP / IP )] の状態は、ま示上「停止状態(ホ)」に変更されますが、実際はサー 
ビス (Alert ManagerSocket ( R ) Service ) は停止されません。この場合、アラートを受信しませんが、必要の 
ないサービスが動作し続けているため、リソースの無駄使いとなります。また、この状態から開始状態(緑) 
に変更すると、な下のエラーメッセージが表示されます。 

「サービスの起動に失敗しま し十 こ。 (Alert Manager Socket ( R ) Service )」 

一停止状態(ホ)から開始状態(緑)に変更した場合 

な下のエラーメッセージが表示されますが、[エージ I ントからの通報受信 ( TCP / IP )] の状態は、表示上「開 
始状態(緑)」に変更されてしまいます。しかし、実際はサービス (Alert Manager Socket ( R ) Service ) 開始に 
失敗しているためアラート受信を開始することができません。 

「サービスの起動に失敗しました 。 (Alert Manager Socket ( R ) Service )」 
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[回避策] 

管理者 ■( Administrator ) 権限を持たないユーザーで[エージェントからの通報受信 ( TCP / IP )] の変更操作をしてしまっ 
た状態の場合は、下記のように設定してください。 

- 管理を ( Administrator ) 権限を持つユーザーでログオンします。 

- 開始状態(緑)から停止状態(ホ)に変更した場合は、いったん、[エージ X ントからの通報受信 ( TCP / IP )] を「開 
始(緑)」状態に変更してから再度、「停止(ホ)」状態に変更します。 

- 停止状態(ホ)から開始状態(緑)に変更した場合は、いったん、[エージ X ントからの通報受信 ( TCP / IP )] を「停 
止(ホ)」状態に変更してから再度、「開始(緑)」状態に変更します。 

■自動発見時に指定するマップ 

オペレーションウィンドウで自動発見後、な下の例のようにマップが無限にを録されているように表示される場合が 
あります。 

例）自マネージャ 
+ Internet 
+ 192.168 .1.0 
+ mapA 

+ mapA.(*) 

+ mapA 

この現象は、自動発見時に親マップと同名のマップが作成された場合に発生します。 

このような表示になった場合、例では、上から2つめの mapA (*) を削除すれば正常な状態に戻すことができます。 

■Windows ファイアウォールの設定 

Windows ファイアウナールが有効になっている場合、 ESMPRO/ServerManager と ESMPRO/ServerAgent 間の通信が遮 
断されるため、正常に動作しません。 

Windows ファイアウォールを有効にして ESMPRO/ServerManager を使用する場合は、下記ポートを開いて使用してく 
ださい。 

[対をポート] 

ESMPRO/ServerManager がインストールされた装置上で、 Windows ファイアウォールの[ポートの追加]ダイアログボ 
ックスで設定するポートはな下のとおりです。 


名前(変更可能） 

ポート番号 

ブロトコル 

該当環境 

マネージャ間通信 

8806 

TCP 

マネージャ間通信機能使用時 

SNMP Trap 

162 

UDP 

マネージャ通報 ( SNMP ) 使用時(デフホルト設定） 

高信頼性通報 

31134 

TCP 

マネージャ通報 

マネージャ経由エクスプレス 

通報 

31136 

TCP 

マネージャ経由でエクスプレス通報サービス使 

用時 


H ESMPRO / ServerManager で利用するポ ート、プロトコルは、 「付録利用ポート /プロトコル」 を参照して 
ください。 
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<1 つの LAN ボードに複数の IP アドレスが設をされている装置の監視> 

[現を] 

1つの LAN ボードに複数の IP アドレスが設定されている装置を監視する場合、 ESMPRO/ServerManager からの 
SNMP Request パケットの IP ヘッダ中の送信先アドレスと、 ESMPRO/ServerAgent からの SNMP Response パケッ 
卜の IP アドレスが異なることがあります。 

このような環境で、 Windows ファイアウォールのサービス起動前に ESMPRO/ServerManager が 
ESMPRO/ServerAgent からの Response パケットを受信した場合、それな降、そのサーバを監視できなくなります。 
[回避策] 

ESMPRO/ServerManager のオペレーシヨンウィンドウ上でサーバアイコンのプロパティ画面を開き、 IP アドレス 
を管理対象サーバ上で設定されている別のアドレスに変更し、 0 S を再起動します。 

■WebSAM Netvisor との共存時に 、 WebSAM Netvisor をアンインストールした場合 

ESMPRO/ServerManager と下記製品の共を環境で、 ESMPRO/ServerManager な外の製品をアンインス I ル後、才 
ペレーシヨンウィンドウを起動すると「定義ファイルに不整合箇所が見つかりました。ファイル内容を修正するかフ 
ァイルを削除して〈ださい。」と表示され起動できなくなります。その場合、メッセージに表示された該当ファイルを 
削除してください。 

— WebSAM NetvisorPro 

- WebSAM Netvisor と ESMPRO/Netvisor ルータ管理 


■ブレードサーバの自動発見 

ブレードサーバを自動発見してを録した場合、装置によっては、ブレード収納 ユニッ トの スロット 数が実際とは異な 
ってま示され、アイコンが枠外に配置されてしまうことがあります。そのような場合には、な下の手順に従って マッ 
プのプロパティを変更して〈ださい。 

1. 対象となるブレードマップアイコン上でちクリックし、シヨートカットメニューから[プロパティ]を選択します。 

2. [背景]をダブルクリックし、適切な背景イメージを選択して設定します。 

3. [ブレード最大スロット数]をダブルクリックし、実際の装置の最大スロット数を設定します。 

4. [ OK ] ボタンをクリックし、設定をお了します。 

■ SIGMABLADE の自動発見 

EM 力ードよりホに CPU ブレードを自動発見した場合、当該 CPU ブレードがブレードマップ配下に登録されず、自動発 
見時に指定したネットワークマップの直下にを録されてしまいます。そのような場合には、登録された CPU ブレード 
をいったん削除し、な下のとおり再度自動発見してください。 

< EM 力ードと CPU ブレードが同ーセグメントにある場合> 

EM 力ードをホに登録し、対応する CPU ブレードの自動発見して〈ださい。または、同じブレード収納ユニットに搭載 
されている EM 力ードと CPU ブレードが含まれるようにアドレスの範囲を指定し、自動発見してください。 

< EM 力ードと CPU ブレードが別セグメントにある場合> 

EM 力ードをホにを録し、対応する CPU ブレードの自動発見して〈ださい。 
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■データビューアでのネットワークを度の表示 

参 Linux サーバを監視した場合、データビューアの[ネットワーク]-[-般情報]画面のスピードが表示されません。 

スピードは装置側でご確認ください。 

参スピードが lOGbps な上のネットワークインタフエースを実装している Windows サーバを監視した場合、データビ 
ューアの[ネットワーク]-[-般情報]画面のスピードに表示される値が正しくないことがあります。 

スピードは装置側でご確認< ださい。 

• LAN ケーブルが接続されていないネットワークインタフエースを実装している Windows Server 2008がインスト 
-ルされているサーバを監視した場合、データビューアの[ネットワーク]- [一般情報] 画面のスピードに正しくな 
い値 (4, 294 Mbps ) が表示される場合があります。 

■データビ ューア でのネットワークステータスの表示 

Windows Vis ねがインストールされているコンピュータを監視した場合、ネットワークが稼働中であっても、データビ 
ューアの[ネットワーク]-[-般情報]画面のステータスに「休止中」と表示されることがあります。その場合、 ステー 
タスは装置側でご確認< ださい。 

■チーミングしているネットワークインタフエースのデータビューアでの表示 

Windows Vista / Windows 7 / Windows Server 2008 / Windows Server 2008 R 2 がインス I —ルされているコンピユー 
夕でネッ トワークインタフエースをチーミングしている場合、データビューアのネットワーク情報が正しくま示され 
ないことがあります。ネットワーク情報は装置側でご確認〈ださい。 

■データビューアでのメモリ表示 

Windows Server 2008 R 2 Hyper-V の Dynamic Memory 機能を使用して、動的なメモリ管理をしている仮想マシンを 
監視した場合、データビューアのメモリ画面に表示されるじ I 下の項目が正し〈表示されないことがあります。 

物理メモリの現在の情報を確認したい場合は、データビューアの左側のツリーを閉じ、再度メモリ画面を表示させて 
ください。 

- 物理メモリ総容量 

- 物理メモリ使用可能量 

- 物理メモリ使用量 

- 物理メモリ使用率 


■エンク ロー ジャビューアの 表示 

エンクロージャビューアを表示中に、装置側で CPU ブレードの挿はなどのハードウエアの変更、または、 EM 力ードの 
電源冗長モードのを至など構成情報に影響のある設定を至を行った場合は、エンクロージャビューアの[構成]メニュー 
-[ツリーの再構築]でツリーを再ま示してください。 
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■ HP OpenView Network Node Manager ( NNM ) との共存 

参 ESMPRO/ServerManager をインストールした環境に、 NNM をインス!ルする場合は、 NNM をインス!ルす 
る前に、な下の手順に従って作業して〈ださい。 

1. [オペレーションウインドウ]-[オプション]-[カスタマイズ]-[自マネージャ]で、 SNMP トラップ受信方法に、 
[SNMP トラップサービスを使用する]を選択します。 

2. 上記後、[カスタマイズの結まを反映させるためシャットダウン/再起動を行って〈ださし v | というダイアログ 
ボックスが表示されますが、オペレーションウインドウを終了させた後、シャットダウン/再起動せずに次の 
操作にがいます。 

3. アラートビューア、データビューア、グラフビューア等、 ESMPRO 関連アプリケーションをすべて終了しま 
す。 

4. [管理ツール]の[サービス]から、 ESM Base Service を停止します(依存するサービスもすベて停止します)。 
上記作業後、 NNM をインストールし、 0 S を再起動します。 

• NNM をインス I ルした環境に、 ESMPRO/ServerManager をインストールする場合は、 ESMPRO/ServerManager 
のインストールが終了したら、 0 S を再起動し、な下の手順 I こ従って作業してください。 

[オペレーションウインドウ]-[オプション]-[カスタマイズ]-[自マネージャ]で、 SNMP トラップ受信方まに、 
[SNMP トラップサービスを使用する]を選択します。 

上記作業後、 OS を再起動します。 

■ラックマウントシステムの監視 

ラックマウントシステムにおいて CMM アイコンとして登録されている、ハードウェア•憧体統合管理モジュール (CMM 
モジュール)は二重化されて動作しており、フ X イルオーバの発生によりそれぞれのモジュールの IP アドレスが乂れ替 
わります。 

その場合、オペレーションウインドウの CMM アイコンの名前と IP アドレスの組み合わせが実際の設定とは食い違って 
しまうため、 ESMPRO/ServerManager で CMM モジュールの状態を正し < 管理できません。 

CMM アイコンの設定情報を自動的に更新するには、オペレーションウインドウでラックマウントマップよりも1つ上 
位のマップを選巧した状態で、[ツールメ ニュー]- [自動発見]-[自動起動]画面で、 

"を常的に自動発見を行う- 

をクリックし、 インターバルにできるだけ短い時間 (1 時間)を設定します。 

その後、[詳細]ボタンをクリックし、 

"再度発見したとき属性を更新する- 

をチェック します。あとは [0 K ] ボタンをクリックしてすベての設定画面を閉じてください。 
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付録 

利用ポート/プロトコル 


ESMPRO / ServerManager はな下のポート番号、プロトコルを使用します。 

双方向のものは、上段の矢印が通信開始時のもので、下段は巧り返しの通信を示します。 
利用ポートが不定となっている場合、通信開始時未使用のポートを使用します。 


[Web クライアント< ゥ售 

理 PC ] 

機能 

Web クライアント 

ブロトコル 

管理 PC 

コンポーネント 

ポート 

/方向 

ポート 

コンポーネント 

管理/監視 

Web ブラウザ 

不定 

TCP 

— > 

< — 

8080(*1) 

ESMPRO/ServerManager 


*1 インストール時または[起動ポート番号の変更]で変更できます。 


惜理ドむゥ管理対をサーバ] 


機能 

管理 PC 

プロトコル / 
方向 

管 

理対をサーバ 

コンポーネント 

ポート 

ポート 

コンポーネント 

マネージャ通報 ( SNMP ) 

ESMPRO/ServerManager 

162 

UDP 

< — 

不定 

ESMPRO/ServerAgent 

マネージャ通報 ( TCP/IP in 
Band ) 

ESMPRO/ServerManager 

31134 

(*1) 

TCP 

<— 

—> 

不定 

ESMPRO/ServerAgent 

自動を録 

サーバ監視 ( SNMP ) 

ESMPRO/ServerManager 

不定 

UDP 

— > 

< — 

161 

ESMPRO/ServerAgent 

死活監視 ( Ping ) 

ESMPRO/ServerManager 

- 

ICMP 

― > 

<— 

- 

ESMPRO/ServerAgent 

BMC 設定 

ExpressUpdate 

ESMPRO/ServerManager 

不定 

TCP 

—> 

< — 

443(*2) 

BMC 

BMC 通報 

ESMPRO/ServerManager 

162 

UDP 

< — 

623 

BMC 

サーバ監視 

ESMPRO/ServerManager 

47117(*3) 

UDP 

— > 

< — 

623 

BMC 

情報収集 

(BMC からの情報収集） 

ESMPRO/ServerManager 

47117(*3) 

UDP 

— > 

< — 

623 

BMC 

リモートバッチ 

ESMPRO/ServerManager 

47117(*3) 

UDP 

—> 

< — 

623 

BMC 

コマンドラインからの操作 

ESMPRO/ServerManager 

47117(*3) 

UDP 

—> 

<— 

623 

BMC 

電源制御 

ESMPRO/ServerManager 

47117(*3) 

UDP 

—> 

<— 

623 

BMC 

リモートコンソール 

( CUI , SOL 使用） 

ESMPRO/ServerManager 

47117(*3) 

UDP 

—> 

<— 

623 

BMC 
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リモートコンソール 

( CUI , SOL 未使用） 

ESMPRO/ServerManager 

47115 

UDP 

— > 

< — 

2069 

System BIOS 

ネットワークブートによる 
BMC コンフィグレーシヨン 

ESMPRO/ServerManager 
PXE Service 

67 

UDP 

— > 

< — 

68 

System BIOS 

67 

または 

4011 

不定 

69 

不定 

Remote Wake Up 

ESMPRO/ServerManager 

不定 

UDP 

— > 

10101 

LAN ボード 

情報収集 

(DianaScope Aaent 、 
ESMPRO/ServerAgent 
Extension からの情報収集） 

ESMPRO/ServerManager 

不定 

TCP 

— > 

<— 

47120- 

47129(*4) 

DianaScope Agent 

ESMPRO/ServerAgent 

Extension 

スケジュール運転 

ESMPRO/ServerManager 

不定 

TCP 

— > 

< — 

47120- 

47129(*4) 

DianaScope Agent 

ESMPRO/ServerAgent 

Extension 

ExpressUpdate 

Agent 検出 

ESMPRO/ServerManager 

不定 

UDP 

— > 

< — 

427 

ExpressUpdate Agent 
Universal RAID Utility 

ExpressUpdate 

ESMPRO/ServerManager 

不定 

TCP 

— > 

<— 

不定 

ExpressUpdate Agent 
Universal RAID Utility 

ExpressUpdate イベント通 
知 

ESMPRO/ServerManager 

8080 


不定 

ExpressUpdate Agent 
Universal RAID Utility 

ExpressUpdate Aaent リモ 
ートインストール 
(管理対象サーバの 0 S が 
Windows をの場合） 

ESMPRO/ServerManager 

不定 

UDP 

— > 

< — 

137 

OS 

不定 

TCP 

— > 

<— 

445 

OS 

ExpressUpdate Aaent リモ 
ートインストール 
(管理対象サーバの 0 S が 
Linux をの場合） 

ESMPRO/ServerManager 

不定 

TCP 

— > 

<— 

22 

OS 

vPro との通信 

ESMPRO/ServerManager 

不定 

HTTP 

― > 

<— 

16992 

vPro 

リモートコンソール 

ESMPRO/ServerManager 

不定 

TCP 

—> 

<— 

16994 

vPro 

サーバ監視 ( WS - Man ) 

ESMPRO/ServerManager 

不定 

TCP 

—> 

<— 

443 

ESXiS 

CIM Indication 予約 

ESMPRO/ServerManager 

不定 

TCP 

—> 

— 

5989 

ESXiS 

CIM Indication 受信 

ESMPRO/ServerManager 

6736 (*5) 

TCP 

■i — 

— > 

不定 

ESXiS 


*1 マネージヤ通報 ( TCP/IP in Band ) で使用するポート香号は、アラートビューアの [ TCP / IP 通報受信設定]画面から変更 


できます。 

*2 BMC のポート番号は、 ESMPRO / ServerManager の [ BMC 設定]-[ネットワーク]-[サービス]から変更できます。 

*3 BMC との通信に使用する ESMPRO / ServerManager のポート香号は、 ESMPRO の[環境設定]画面から変更できます。 
*4 記載された範囲のうち、最も若い番号のホ使用ポートを1つ使用します。 


*5 アラートビューアの[アラート受信設定]- [ CIM - Indication 受信設定]-[ポート番号]より変更巧能です。 
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草理 PC ぐ >EM 力ード] 


機能 

管理 PC 

プロトコル/ 
方向 

EM カード 

コンポーネント 

ポート 

小 一 h 

コンポーネント 

情報収集 

ESMPRO/ServerManager 

47117(*1) 

UDP 

— > 

< — 

623 

EM 力ード 

ESMPRO/ServerManager 

47170 -47179(*2) 

TCP/IP 

< — 

623 

EM 力ード 

ESMPRO/ServerManager 

47180 -47189(*2) 

UDP 

— > 

< — 

623 

EM 力ード 

EM 力ード監視 ( SNMP ) 

ESMPRO/ServerManager 

不定 

UDP 

― > 

< — 

161 

EM 力ード 

EM カード監視 

ESMPRO/ServerManager 

47117(*1) 

UDP 

— > 

< — 

623 

EM 力ード 

CPU ブレー ドの 

BMC コンフイグレーシヨン 

ESMPRO/ServerManager 

47117(*1) 

UDP 

— > 

< — 

623 

EM 力ード 

コマンドラインからの操作 

ESMPRO/ServerManager 

47117(*1) 

UDP 

— > 

< — 

623 

EM 力ード 

SNMP トラップ 

ESMPRO/ServerManager 

162 

UDP 

も — 

不定 

EM 力ード 

SNMP トラップに対する Ack 
送信 

ESMPRO/ServerManager 

不定 

UDP 

— > 

5002 

EM 力ード 


*1 EM 力ードとの通信にイ吏用する ESMPRO/ServerManager のポート番号は、 BMC との通信に使用するポート香号と同 


じです。 ESMPRO の[環境設定]画面からで変更できます。 

*2 記載された範囲のうち、最も若い香号の未使用ポートを1つ使用します。 


:管理ドむゥ他社製管理 コンソール] 


機能 

管理 PC 

プロトコル 

/ 

方向 

他お 

t 製管理コンソール 

コンポーネント 

ポート 

ポート 

コンポーネント 

トラップ転送 

ESMPRO/ServerManager 

不定 

UDP 

— > 

162 

他社 製 管理コンソール 


草現 PC1 


機能 

コンポーネント 

ポート 

プ〇卜っル 
/方向 

ポート 

コンポーネント 

ESMPRO/ServerManager 

ESMPRO/ServerManager 

1099 

51099- 

51107 

(*1) 

UDP 

— > 

<— 

1099 

51099- 

51107 

(*1) 

ESMPRO/ServerManager 

ESMPRO/ServerManager 

ESMPRO/ServerManager 

8105 

8109 

TCP 

— * 

* — 

8105 

8109 

ESMPRO/ServerManager 

ESMPRO/ServerManager 
PXE Service による BMC コ 
ンフイグレーシヨン 

ESMPRO/ServerManager 

不定 

TCP 

— > 

< — 

47160- 

47169 

ESMPRO/ServerManager 
PXE Service 

ESMPRO/ServerManager 
PXE Service 

31200 

UDP 

— > 

< — 

31200 

ESMPRO/ServerManager 
PXE Service 

ESMPRO/ServerManager 
ダイレクト接綿/モデム接綿 

ESMPRO/ServerManager 

不定 

TCP 

— > 

< — 

47140- 

47149(*1) 

ESMPRO/ServerManager 
(DianaScope Modem 
Agent ) 


*1 記載された範囲のうち、最も若い香号の未使用ポートを1つ使用します。 
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管理 PC で実斤するアプリケーシヨン1 


お能 

コンポーネント 

ポート 

プロトコル 
/方向 

ポート 

コンポーネント 

マネージャ間通信 

ESM Base Service 

不定 

TCP 

— > 

< — 

8806 

ESM Base Service 

アラートビユーア 

アラートビユーア 

不定 

TCP 

— > 

<— 

8807(*1) 

ESM Alert Service 


*1 アラートビューアの[ツール]-[ポート設定]からを至できます。ファイアウオールでの設定は不要です。 
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サービスー覧 


[ESMPRO/ServerManager] 

ESMPRO / ServerManaqer はレ：1下のサービスを使用します。 


サービス名 

ブロセス名 

機能 

Alert Manager Socket ( R ) Service 

amvsckr.exe 

TCP / IP による高信頼性通報の受信 n ) 

Dmi Event Watcher 

dmieventwatcher.exe 

DMI イベントの受信(*2) 

ESM Alert Service 

esmasvnt.exe 

トラップ(アラート)の受信 

ESM Base Service 

nvbase.exe 

ESMPRO 通信基盤 

ESM Command Service 

nvcmd.exe 

定期的なコマンド実行 

ESM Remote Map Service 

nvrmapd.exe 

Remote Map の状態色の同期 

ESMPRO/SM Base Service 

esmdsvnt . exe (*3) 

esmdsvap.exe 

サーバ状態監視 

ESMPRO/SM Trap Redirection 

esmtrprd.exe 

SNMP トラップ転送機能（*2) 

ESMPRO/SM Common Component 

jsi.exe 

メインサービス 

ESMPRO/SM Event Manager 

jsi.exe 

CIM - Indication 予約管理"受信 

ESMPRO/SM Web Container 

jsi.exe 

Web アプリケーシヨンサーバ 

DianaScope ModemAgent 

DianaScopeModemAgent.exe 

ダイレクト/モデム通信 


*1 通報受信手段の設定で"エージェントからの通報受信 ( TCP / IP )" を無効にしている場合、サービスは停止状態にな 
っています。 

*2 インストール時、スタートアップの種類は"手動"となっています。 

*3 ESMPRO/SM Base Service は、サービスとしては esmdsvnt . exe が登録されており、サービスの開始/停止のタイ 
ミングで esmdsvap . exe が起動/終了します。 


• サービスの依存関巧 


サービスの依巧関係はレ:>1下のとおりです。 

ESM Base Service 
ESM Alert Service 

Alert Manager Socket ( R ) Service 
Dmi Event Watcher 
ESM Command Service 
ESM Remote Map Service 
ESMPRO/SM Base Service 
ESMPRO/SM Trap Redirection 
ESMPRO/SM Event Manager 
ESMPRO/SM Common Component 
ESMPRO/SM Event Manager 
ESMPRO/SM Web Container 
DianaScope ModemAgent 
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• サービス 開始/停止順序 


サービスを開始/停止する場合は、下記の順序に従って〈ださい。 


■開始順序 

1. ESM Base Service 

2. ESM Remote Map Service 

3. ESM Command Service 

4. ESM Alert Service 

5. Dmi Event Watcher (*) 

6. ESMPRO/SM Base Service 

7. ESMPRO/SM Trap Redirection ^) 

8. AlertManager Socket ( R ) Service (*) 

9. ESMPRO/SM Web Container 

10. ESMPRO/SM Common Component 

11. ESMPRO/SM Event Manager 

12. DianaScope ModemAgent 

■停止順巧 

1. DianaScope ModemAgent 

2. ESMPRO/SM Event Manager 

3. ESMPRO/SM Common Component 

4. ESMPRO/SM Web Container 

5. AlertManager Socket ( R ) Service ^) 

6. ESMPRO/SM Trap Redirection ^) 

7. ESMPRO/SM Base Service 

8. Dmi Event Watcher (*) 

9. ESM Alert Service 

10. ESM Command Service 

11. ESM Remote Map Service 

12. ESM Base Service 

* 設定により停止していることがあります。 

停止している場合は、サービスの開始/停止する必要はありません。 
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[PXE Service] 

インス I ■'ール時に f 機能の選択 1 画面で [PXE Service] を追加すると、_な下のサービスがインス I ルされます。 


サービス名 

プロセス名 

機能 

ESMPRO/SM PXE Agent Service 

PxeAgent.exe 

メインサービスからのコマンドの実行 

ESMPRO/SM PXE TFTP Service 

RMVtfldr.exe 

管理対象サー/《へのファイル転送 

ESMPRO/SM PXE BINL Service 

RMVBINLS.exe 

管理対象サーバのブート 

ESMPRO/SM PXE Main Service 

RMVAUTH.exe 

PXE Service 機能メインサービス 


• サービス開お/停止手順 

サービスを開始/停止する場合は、 ESMPRO/ServerManager のサービスが開始された状態で下記の手順に従って 
ください。 

■開始手順 

1. [管理ツール]の[サービス]から ESMPRO/SM PXE Agent Service を開始します。 

2. ESMPRO/ServerManager に ロ グイン後、 [へッ ダメニュ ー] の[連携サービス]から PXE Service の開始を実行 
します。 （*) 

lil 下のサービスが開始されます。 

ESMPRO/SM PXE TFTP Service 
ESMPRO/SM PXE BINL Service 
ESMPRO/SM PXE Main Service 


■停止手順 

1. ESMPRO/ServerManager にログイン後、 [へッ ダメニュー]の[連携サービス]から PXE Service の停止を実行し 
ます。 （*) 

レ U 下のサービスが停止されます。 

ESMPRO/SM PXE TFTP Service 
ESMPRO/SM PXE BINL Service 
ESMPRO/SM PXE Main Service 

2. [管理ツール]の[サービス]力、ら ESMPRO/SM PXE Agent Service を停止します。 

*[ 管理ツール]の[サービス]から開始/停止すると機能が正し〈動作しません。また、設定により停止しているこ 
とがあります。 
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BMC 設定 


ESMPRO/ServerManager の [BMC 設定]から、 BMC コンフイグレーシヨン情報を変更することができます。 [BMC 設定] 
の詳細については、 ESMPRO/ServerManager のオンラインヘルプを参照してください。 

BMC 設定のネ刀期化 （BMC Initialization) 実行時に設定される値と、 ESMPRO/ServerManager でのデフォルト設定値は 
な下の通りです。 


※ピンクは差分箇所 





ESMPRO/ServerManager 
でのデフオルト設定値 

BMC 設定の初期化 
(BMC Initialization) 

ネットワーク 

プロパティ 

管理用 LAN 

Management LAN 

Management LAN 



通信タイプ 

Auto Negotiation 

Auto Negotiation 



DHCP 

無効 

無効 



IP アドレス 

192.168 .1.1 

192.168 .1.1 



サブネットマスク 

255.255 .255.0 

255.255 .255.0 



デフオルト ゲー トウ エイ 

0.0 .0.0 

0.0 .0.0 



DNS サーバ 

0.0 .0.0 

0.0 .0.0 



ホスト名 

(なし） 

"BMC"+ MAC アドレス 



ドメイン名 

(なし） 

(なし） 



制限タイプ 

制限なし 

制限なし 


サービス 

HTTPS 

ち効 

ち効 



HTTPS ポートま号 

80 

80 



HTTP 

ち効 

ち効 



HTTP ポート番号 

443 

443 



SSH 

有効 

ち効 



SSH ポート香号 

22 

22 

通報 

メール通報 

通報 

無効 

無効 



SMTP サーバ応答待ち時 
間 

30 

30 



巧ホ1 

有効 

無効 



巧ホ2 

無効 

無効 



巧ホ3 

無効 

無効 



差出人 

(なし） 

(なし） 



返信先 

(なし） 

(なし） 



件名 

(なし） 

(なし） 



サーバ 

0.0 .0.0 

0.0 .0.0 



ポート番号 

25 

25 



認証 

無効 

ち効 



通報レベル 

異常•警告 

個別設定 


SNMP 通幸民 

通報 

無効 

無効 



コンピュータ名 

(なし） 

(なし） 



コミュニティ名 

public 

public 



通報手順 

一つの 通報先 

一つの 通報先 



通報応答確認 

ち効 

無効 



1次通報を IP アドレス 

有効 

無効 



2次通報を IP アドレス 

お効 

無効 



3次通報を IP アドレス 

無効 

無効 



通報レベル 

異常•警告 

個別設定 



通報リトライ回数 

3 

0 
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通報タイムアウト 

6 

0 

その他 


SEL Full 時の動作 

記録停止 

変更なし 

Platform Event Filtering 

有効 

無効 
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